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REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS 



JJ'EClUiVí'O N<? 11.877. Buenos Aires, 16¡7|54. 

VISTO el Expediente N<? S46¡954, del registro del 
Ministerio de Obras Públicas, por el que la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de la Nación 
eleva para su aprobación el reglamento relativo a 
las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias de la ciudad 
de Buenos Aires y poblaciones del interior de la Re- 
pública, y CONSIDERANDO: Que la sanción de la 
Ley N<? 13.577, orgánica de la Repartición recurrente. 
y la vigencia de la N<? 13.512, sobre propiedad ho- 
rizontal, obligan a la revisión del reglamento apro- 
bado por Decreto Ni* 2.057, del 23 de enero de 1948; 
Que el proyecto elevado constituye una recopilación 
ordenada de normas de carácter técnico y jurídico 
que ha ele sustituir a las Que rigen actualmente y 
contiene previsiones tendientes a obviar los incon- 
venientes que la experiencia lia señalado, mante- 
niendo, en lo demás, las disposiciones del actual Re- 
glamento, y Atento lo propuesto pur el señor Ministro 
de Obras Públicas, 

VA Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo I o — Apruébase el regimiento tórnenle a 
{$. 1 T S -71, que forma parte del presente decreto, 



costeadas por loa propietarios de acuerdo con las 
prescripciones de este Reglamento. 

Art. 4^ — Las fincas en las cuales sea obligatorio 
instalar el servico de agua, deberán tener, como mí- 
nimo, una canilla surtidora en cada vivienda inde- 
pendiente. 

Las fincas en las cuales sea obligatorio instalar los 
servicios de agua y de desagüe cloacal y pluvial de- 
berán tener, como instalación mínima en cada vi- 
vienda independiente, un recinto sanitario dotado de 
inodoro, una duclta, una canilla surtidora y desagüe 
de piso; además, una pileta de cocina y los caños de 
lluvia y albañales necesarios. 

Se entiende por vivienda independiente todo lugar 
habitable con acceso directo a calle, pasaje público o 
privado, o caja de escalera. 

La Oficina podrá eximir de la obligación de colocar 
artefactos exigidos como integrantes del servicio mí- 
nimo en pequeños locales independientes, cuando así 
se solicite y siempre que, a su Juicio, las caracterís- 
ticas y destino de esos locales los hagan inadecuados 
para vivienda. 

Los inmuebles destinados a la cría y mantenimiento 
de ganado deberán tener las instalaciones que la Ofi 



relativo a las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias ¡ ciña determine. Los inmuebles destinados^ total o 
de la dudad de Buenos Aires y poblaciones del ! parcialmente para establecimientos industriales, es- 
Interior del país, preparado por la Administración I poctáculos públicos, inquilinatos, garages, etc., además 
General de Obras Sanitarias de la Nación. I los servicios mínimos establecidos precedentemente, 

Art. 2? — Comuniqúese, publiques?, dése a la Di- deberán tenor las instalaciones especiales que se in- 
recció:; General del Registro Nacional y vuelva al j dícan en el presente Reglamento, las que aconsejen 

j la práctica o la experiencia y las que exijan las 
autoridades oficiales respectivas. 



Ministerio de Obras Públicas a sus efectos. 
PERÓN', — Roberto M. JhipcyTon 



RlXdAMENTO PARA LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS DOMICILIARIAS 

TI1TLO I — DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I — Preliminare,- 

Arüculo 1<? — La instalación del servicio domici- 
liario de provisión de agua es obligatoria en todo 
inmueble habitable que linde con calle en la cual 
haya sido habilitada y declarada de uso obligatorio la 
corres ¡jondien te cañería distribuidora. Es también 
obligatoria la instalación domiciliaria para el servicio 
de desagüe cloacal y pluvial, si frente al inmueble 
hay, además, cañería colectora de cloacas habilitada 
y declarada de uso obligatorio. 

Iguales obligaciones alcanzan a los inmuebles que, 
aunque no sean habitables, se utilicen para la cría y 
mantenimiento de ganado. 

Se considera inmueble habitable :il que tenga cons- 
trucciones, de cualquier material, para resguardo con- 
tra la intemperie. 

Art. 2*? — Las disposiciones del artículo 1 ° son 
tambh-n aplicables 



Art. 59 — Toda propiedad que se encuentre en las 
condiciones establecidas en los artículos 19 y 2 o de 
este Reglamento tendrá sus servicios domiciliarios 
completos e independientes, salvo que en dos o más 
inmuebles contiguos, pertenecientes a un mismo pro- 
pietario, la Administración General de Obras Sani- 
tarias de la Nación resuelva consentir, con carácter 
precario, instalaciones en común. 

Si esos inmuebles dejaran de pertenecer a un mis- 
mo propietario deberán independizarse sug servicios 
pero, en casos especiales y previa conformidad de las 
partes, se podrá autorizar el mantenimiento, siempre 
con carácter precario, de las instalaciones en común. 

Los propietario? de los inmuebles cuyos servicios 
domiciliarios estén conectados con los de propiedades 
linderas y deban ser independizados, no podrán in- 
terrumpirlos hasta tanto esas propiedades tengan sus 
servicios propios e independientes. 

Art. G<> — En los casos comprendidos en el artícu- 
lo 2 o , inciso a). la Administración General de .Obras 
Sanitarias de la Nación podrá consentir la instalación, 
en el pasaje privado, ele cañerías de propiedad común 
a dos o más fincas con frente a dicho pasaje. 

Con i especio a las cañerías de propiedad común, los 
condominos serán responsables, ante la Administra- 
ción General de Obras Sanitarias de la Nación, del 



a) 



L-n aplicables: ei^u ucuciü we ^^i^a u«..i.i.£w i e«> — — ---.■ , — 

,v los inmuebles que den frente a pasajes prl- ' cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. 



vados con salida a calle en la cual existan ca 
ñerías habilitadas y declaradas de uso obliga- 
torio. 
V) A ios inmuebles interiores que tengan servi- 
dumbre de tránsito a través de fincas con sa- 
lida a calle en la cual existan cañerías habili- 
tadas y declaradas de uso obligatorio. 
Ait, 3<? — Las instalaciones domiciliarias de pro- 
visión de agua y de desagüe se dividen en externas e 
internas. Son externas las que la Administración Ge* 



Art, 7 o — La Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación podrá autorizar, a solicitud 
del propietario, la instalación de los servicios domi- 
ciliarlos en fincas ubicadas fuera del radio habili- 
tado, mediante prolongaciones internas de las cañe- 
rías instaladas en propiedades linderas ubicadas den- 
tro de dicho radio o que posean servicio por prolon- 
gación, También podrá autorizar, para aquellas fin- 
cas, la instalación de cañerías independientes para su 
servicio, con tramos emplazados en uña o más pro- 



neral de Obras Sanitarias de la Nación construye en j piedades linderas, hasta llegar a los lugares de enlace 



la vía pública para conectar las cañerías distribuido- 
ras de agua y las colectoras de desagüe con las res- 
pectivos instalaciones internas. Son internas las que 
se construyen hacia ei interior de las propiedades, 
desde los puntos que so indican en este artículo para 
sus enlaces con las conexiones externas. 

£V fija como punto de enlace de las ¡ustulaciones 
dOiuicilarias de provisión do agua el extremo de sa- 
lida tif agua de la llave maestra, o del medidor en 
caso ú-r. sor instalado. La liave maestra y el medidor, 
ruatidi. M.-a instalado, forman parte de la conexión 
externa. - 

Se e.-uiUlece como punto de enlace- de las instala- 
ciones domiciliarías de desagüe en colectora cloacal, 
o en i-o-iulucto pluvial, el extremo de la conexión ex- 
terna ooincidentc con la línea demareatoria del frente 
de la propiedad. 

Las instalaciones internas, incluso sug enlaces con 
I43 conexiones externas, deben ser construidas y 



con las instalaciones externas. En todos los casos 
será imprescindible que los propietarios de los in- 
muebles afectados por el trabajo presten su confor- 
midad y se comprometan a mantener la servidumbre 
hasta tanto las fincas así servidas tengan instala- 
ciones propias e independientes. Los propietarios de 
estas fincas deberán construir las obras necesarias 
para independizar sus servicios en cuanto se declaren 
de uso obligatorio las respectivas cañerías externas. 
Art. $V — En los casos previstos en los artículos 5^, 
Cv y 7'í, el pago de los servicios se cumplirá indepen- 
dientemente con sujeción a las tarifas vigentes, como 
si cada finca tuviera su conexión propia. 
■ Art. 9? — Dentio de los radios servidos con agua 
por la Administración General de Obras Sanitarias 
de- la Nación, o a una distancia inferior a* quinientos 
metros de cualquier fuente de agua utilizada por ella, 
queda prohibido el uso de pozos absorbentes excava- 
dos o perforados hasta cualquier manto natural de 



agua, para el vertimiento de cualquier clase de líqui- 
dos, sin autorización expresa y previa de dicha Ad- 
ministración General. 

Por toda infracción al respecto el Consejo da 
Administración podrá aplicar multa ae doscientos a 
mil pesos moneda nacional. 

Art. 10. — La Administración General de Obra^ 
Sanitarias de la Nación podrá autorizar el desaguo 
de líquidos residuales industriales en 3a colectora 
cloacal siempre que la capacidad de ésta lo permita 
y que las instalaciones respectivas se ejecuten en un 
todo de acuerdo con las disposiciones de este Regla- 
mento. 

Si los líquidos residuales industriales contuvieran 
substancias que pudieran dañar a los conductos, a las 
instalaciones mecánicas de la Administración Ge- 
neral de Obras Sanitarias de la Nación o al personal 
encargado de su conservación, deberán ser previa- 
mente neutralizados. Análogamente, si ellos arras- 
traran materiales que no deban llegar hasta la co- 
lectora, deberán instalarse en la cloaca domiciliaria 
aparatos sedimentadores o interceptores adecuados. 

Art. 11. — A los efectos indicados en el artículo 
precedente el propietario del establecimiento hará 
practicar por el Laboratorio de la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación, previo 
pago del importe respectivo, los análisis químicos da 
los líquidos residuales y, una vez que se le indique el 
tipo de instalación a que deberá recurrir para neu- 
tralizarlos o para separar las materias que no deban 
llegar a la colectora, deberá ejecutarla dentro deí 
plazo que se le fije. 

La Oficina establecerá un control permanente deí 
funcionamiento de esas instalaciones y, en caso do 
incumplimiento de las disposiciones precedentes, el 
Consejo de Administración podrá aplicar multas da 
mil a diez mil pesos moneda nacional, 

Art. 12.— * Los inmuebles en los que se use agua no 
provista por la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, cualquiera sea su origen, y 
que luego se evacué en la cloaca o en conducto* 
pluviales, quedan sujetos al cumplimiento de las dis- 
posiciones de este Reglamento y al pago de las cuo- 
tas por desagüe que determinen las tarifas respectivas. 

Los inmuebles que utilicen agua de pozo para la 
condensación, refrigeración u otros usos que no al- 
teren la calidad de la misma, quedan obligados a 
efectuar su desagüe en conductos pluviales y a cons- 
truir por su cuenta las obras necesarias para ese ob- 
jeto, de acuerdo con los planos que apruebe la. 
Oficina. 

Los establecimientos que por causa de su ubicación 
no puedan efectuar el desagüe en conductos pluviales, 
podrán hacerlo en la cloaca siempre que, a juicio do 
la Oficina, la capacidad de la colectora lo permita y 
se cumplan las condiciones que el Consejo de Admi- 
nistración imponga. 

Art. 13, -7- El propietario de todo inmueble qu« 
utilice agua no provista por la Administración Ge- 
neral de Obras Sanitarias de la Nación y luego 1* 
evacué a colectora o a conducto pluvial, qu^da obli- 
gado a suministrar todos los datos que la Oficina 
considere necesarios para determinar las cuotas por 
desagüe de acuerdo con las tarifas en vigor. 

Cuando la Oficina lo estime indispensable, podra' 
obligar al propietario a instalar medidores u otros 
dispositivos de aforo adecuados, en los lugares con- 
venientes. 

Art. 14, — En ningún caso el agua pasará a la 
cloaca o a conducto pluvial con una temperatura 
mayor do cuarenta (40) grados centígrados. 

Por toda infracción a esta disposición el Consejo do 
Administración aplicará multas de doscientos a mil 
pesos moneda nacional. 

Art. 15,- — Todo propietario de inmueble que uso 
agua ajena a la que suministra la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación, para la 
condensación, refrigeración u otro uso cualquiera y 
la descargue en la cloaca o conducto pluvial sin 
autorización del Consejo de Administración, incurrirá' 
en una multa de mil pesos moneda nacional, sin per- 
juicio de hacer efectivo, por vía de apremio, el cobro 
de las cuotas que por desagüe le hubiere correspon- 
dido abonar, según la estimación que al efecto se haga* 
y a partir de la fecha en que se calcule que haya 
comenzado a hacer uso de ese desagüe. 

Art. 16. — Cuando un inmueble habitable esté si- 
tuado en zona donde no existan obras generales d». 

1 «i. i-m 1— m™— m— il»l^—lMWP^i^^W»P^^rtW»mW> t 
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provisión de agua o desagües, cloacales, o en locaü- ¡ 
Ldc s que carezcan do esos servicios, la ■..«'"»»»; a 
aol f cit\ifl d« ios propietarios, podrá aprobar los pia- 
nos de las instalaciones sanitarias domiciliarias con 
desagüe cloacal provisional a pozo e inspeccionar las 



Art. 3 0. 



competencia en el oficio, mediante un examen 
teórico práctico, de acuerdo con el progrsi m:i que 
establezca el Consejo de Administración. 
Art- 35. — Para responder al pago de las multas y 
T a Administración Genera de Obras Sa- . de los trabajos que la Administración General de Obras 
¿\£lto ulwá- neutro de Matrf- \ Sanitaria, de la Nación deba efectuar P^-^ 



Capitulo IV 

Con-'^ufturís, empresas y operarios 



r «£ K« s^re que se cumplan las pr* ~^ ** Lfqu"^^^ en los casos previsto. P- este. ^; 
opciones de este Reglamento y las que establean ^ c g <; L ; ^Í 'Í 1^^^,,, en la fecha \ mentó, deberán constituirse los siguiente* depósitos d< 
has disposiciones oficiala al respecto pero el O no mpr-as p ^ R .^ , :n dicll0 neutro garantía: 



confiero do-echo al propietario para exigir la insta 
laciop de los servicios externos, ivi entablar reclama- 
ron alguna, cuando se instalen las obras externas, 
si resultare necesario modificar el nivel provisional 
concedido. 

El propietario abonará previamente les gustos de 
inspección que íij- la Oficina, teniendo en cuenta 
los de traslación del personal de inspección y, que- 
cH-á obligado a sufragar todos los gastos que le orí- 
piíien los reparaciones o modificaciones que, a juicio 
de la Oficina, fuera indispensable ejecutar al solici- 
tar el enlace con las obras externas. 

^ rt 17, __ En todos los trámites que se realicen an- 
t/la Administración General de Obras Sanitarias de 
Va Nación, se cumplirán las disposiciones de la Ley 
\'Mc>orn! de Sellos y su reglamentación. 

Art is. — Las prescripciones de este Reglamento 
son aplicables, en cuanto sea pertinente, en todas las 
localidades donde la Administración General de Obras 
Sanitarias ele la Nación preste cualquiera de los 
servicios a <(Ue el mismo se refiere. 

Art- i9, — por toda infracción a este Reglamento, 
cuya penalidad no estuviese especificada en el mismo, 
el' Consejo de Adminitsración podrá imponer multas 
de veinte a quinientos pesos moneda nacional. 

Art _ 20. — La Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nación podrá, cuando existan circuns- 
tancias especiales que así lo justifiquen, no exigir el 
cumnlimiento de requisitos de trámite o de orden 
técnico impuestos por este Reglamento. Las resolu- 
ciones que se adopten en tal sentido, sólo podrán 
mantenerse en vigor mientras subsistan los motivos 
oue las hayan originado y su aplicación estará limi- 
tada al caso o al lugar en que esas circunstancias 
se hubieran puesto de manfiesto. 

Aríi 21. El Consejo de Administración queda fa- 
cultado para resolver las situaciones que no estén 
contempladas en este Reglamento, teniendo en cuen- 
ta el cspfritu del mismo y las circunstancias parti- 
culares de eaOa caso. 

Capítulo Tí 

Conexiones de agua y de cloacas 

■La Administración General de Obras Sa- 



de aplicación .. _ .. 
podrán inscribirse, además, lc,s constructores, ero pro. ^ 
sos y operarios que lo soliciten y que, por reunir las ¡ 
condiciones eligidas en cada caso, sean a«t orlados j 

I 



por la Administración General de Obras Sanitarias | 



n) Dos m:¡ pesos moneda nacuma! para los cons- 
tructores de primera categoría. 

b) Mil quínSer.tos pesos moneda nacional para loe 
constructores de segunda categoría. 

c) Cinco mil pesos moneda nacional para las em- 
presas constructoras de primara o de segunda 

r»£l t g tro 1^1 íl* ' 

Estos denósitos habilitarán para ejercer la respec- 
tiva actividad en la Capital Federal y en cualquier 



de la Nación para actuar en el proyecto, construcción, ¡ 
reparación, modificación o mantenir-nto de las Ins- ' 
talacioncs domiciliarias internas de provisión de agua 
y de desagüe. 

Eo 3 construyeres y las empresas constructoras j ^^^'¿¿3' ¿ais y podrán ser constituidos por im 
podrán ser de primera o de segunda categoría. ¡ ^^ ¡ v(l i onte cn títulos nacionales 

Art. 31. — La matrícula de constructor de primera' 
categoría habilita para la construcción de instalacio- 
nes domiciliarias internas de cualquier importancia 
y en su Registro podrán inscribirse: 



a) Quienes posean título de ingeniero cn una es- 
pecialidad habilitante o de arquitecto, espedi- 
dos por Universidad Nacional 



Cuando el depósito de garantía quede afectado, por 
cualquier circunstancia, su titular quedará suspendido 
en el ejercicio de la actividad para la cual le habilito 
su matrícula, hasta tanto complete el importe esta* 
Mecido para ese depósito. No obstante podrá conti- 
nuar hasta su total terminación, el trámite de loe 
uu¡) „.. planos presentados con su asistencia y las obras pen- 

b) Los maestros mayores de obras con titulo ex- ; dicntf:g a su cargo. 

pedido por Escuela Industrial de la Nación. An _ 3G ,_ La. empresa, el constructor o el operario 

c) Quienes posean título, diploma o certificación I sfi haga careo üe cua lquier trabajo relacionado 
de estudios cursados en algún instituto del Es- con las instalaciones domiciliarías internas, está ob» 
tado que a juicio de la Administración General \ gado a C0nnm icar de inmediato a la Oficina su cambia 
de Obras Sanitarias de la Nación, signifique 1& i de domicilio, a cumplir estrictamente las disposiciones 
posesión' de capacidad suficiente como para Ber de este Reglamento y a mantenerse informado de la* 
admitidos en esta matrícula, sin perjuicio de las reso i uc iones de carácter general que se adopten, ¿lene 
aamiUQ .,._,,_*. **.„«- obligación, ademas, de conocer y cumplir las normas 

de provecto v constructivas, las reglas del arte y las 
demás 'condiciones técnicas impuestas por la expenen- 



condiciones que imponga el Consejo do Admi- 
nistración cuando lo juzgue necesario, 
d) Quienes, sin poseer título habilitante, hayan des- 



uuienes, sin yuseti uluiu uwu. i"—». --« — - cw„i„„ 

empeñado en la Administración General de Obras G ia y aceptadas PorlaOfena 



Sanitarias de la Nación, en forma continuada y 
con conducta inobjetable, cargos técnicos espe- 
cializados que signifiquen, a juicio del Consejo 
de Administración, la posesión de condiciones 
suficientes para ser admitidos en esta matrícula, 
sin perjuicio de los demás requisitos que imponga 
el Consejo de Administración cuando lo juzgue 
necesario. 

e) Quienes, sin poseer título habilitante, hayan es- 
tado inscriptos como constructores de primera 
categoría, siempre que la cancelación de la ma- 
trícula se hubiera efectuado a su pedjdo y no... 
hubieran transcurrido más de diez años desde- 
la fecha de esa cancelación. 1 

Art , 32. — La matrícula de constructor de segunda; 
categoría habilita para la construcción de instalacio- \ 



Art. 37. — Se hará pasible de multa de cien a mil 
pesos moneda nacional la empresa o el constructor 
que, por sí o por medio de sus obreros, cometa cual- 
quiera de las siguientes faltas: , 

a) Ejecute obras sin dar intervención a la Oficina, 

b) Emplee materiales o artefactos no aprobados. 

c) Sustituya materiales o artefactos buenos por de- 
fectuosos, 

d) Desacate o se resista a cumplir las indicacione» 
que le formule el personal de inspección. 

0) .C;:ll.o <l.> nalaiira o ue hocbO o pretenda engañar 
al personal de inspección. .. 

t) Autorice con su firma el trámite de expediente?, 
solicitudes o cualquier otro documento firmado 
por personas cuya identidad o personería des- 
conozca. 
) Infrinja en cualquier otra forma las disposiclo 
nes de este Reglamento. 

En casos de reincidencia el Administrador General 



22 .-La Administración General Oe OOraa «- ¡ ne, *o m.cili^ internas ¿-excluid e J„ de«_ 

cloacas requeridas para satisfacer las necesidades de f^^^s ^ esl^ incluida la vivienda para el ' de tros meses, sin que e.a jane! £ lo r e, e , do la 
cada inmueble. ... ,. i por tero Podrán inscribirse en el Registro respectivo: ¡ obligación de dar cumplimento a las demás d.spoaie 

a) Quienes posean título, diploma o certificación de . n es reglamentarias. • munciadas 

m tidos en esta matrícula. I tinuar, miou* -" «■ . , „ r . 

b) Suienes hayan estado inscriptos como construc- ¡ planos presentados con su firma y 1« ^obras «« 
¿or«. de acuerdo con reglamentaciones anterio- ; go pendientes de term nación ^^" A %^J^ 

■ s - i( , murc C ue la cancelación de \* matrícula ; lidades precedentemente establecidas, ¿1 Consto « 
T^^J^oTlul^o y no hubieran ¡Administración podrá disponer directamente la canee- 
transcurrido más de diez años d:sde la fecha de 

esa cancelación. 

c) Quienes hubieran aprobado ante la Oficina el 
examen de competencia con anterioridad a la vi- 
gencia de este Reglamento y no hubiesen soli- 
citado su inscripción, siempre que no hubieran 
transcurrido más de diez años desde aquella 
aprobación. 

d) Quienes, sin poseer título habilitante, hayan dc^- ^^ ^ ^_ 

empeñado en la Administración General de Obras ; constri ,ctor o propietario que no cumpliera con esa 



Art , 23. — La ubicación, cantidad y diámetro^ de 
Jas conexiones de agua, serán fijados por las oficinas 
técnicas de la Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nación, en cada caso, considerando las 
condiciones que impongan el normal funcionamiento 
de la red distribuidora y la importancia de los ser- 
vicios que sea necesario satisfacer. 

Art. 24. — El corte de las conexiones existentes pa- 
ra los servicios domiciliarios de provisión de agua y 
de desagüe cloacal se ejecutará, en todos los casos, 
con cargo para los propietarios. 

Art. 25, — En todos los casos de instalación o de 
corte de conexiones, el pago de los derechos munici- 
pales y el importe de la reconstrucción de pavimentos ; 
estarán a ea-go de los propietarios interesados. ' 



Capítulo ÍII 



Plazos para la presentación de los planos 
y ejecución de las obras 

Art. 2G. — El Consejo de Administración fijará los 
plazos dentro de los cuales deberán presentarse los 
planos y construirse las instalaciones internas en las 
fincas que se encuentren en las condiciones estable- 
cidas en los artículos ]? y 2<? y los hará conocer, en 
las localidades respectivas, mediante publicaciones en 
los diarios o cualquier otra forma de difusión. 

At . t , 27. — Los plazos para la presentación de pla- 
nos y construcción de las instalaciones internas en 
edificios que se levanten en terrenos baldíos, o en 
sustitución de oti os demolidos, y para la modificación 
o ampliación de instalaciones existentes, serán fija- 
dos por la Oficina, en cada caso, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en este Reglamento. 

Art. 2S. — El Administrador General podrá aplicar 
multas de cien a quinientos pesos moneda nacional 
al propietario que no presente los planos especifi- 
cados en los artículos 2G<? y 270 de este Reglamento, 
dentro del plazo que se fije. En tal caso el Consejo 
<lc Administración podrá también disponer la con- 
fección ñe esos planos por cuenta del propietario, do 
13 cuerdo con las prescripciones del artículo 106, in- 
ciso a) . 

Art. 23. — El Administrador Genera! podrá impo- 
ner multa de cien a mil pesos moneda nacional al 
propietario que no diera principio a las obras domi- 
ciliarias exigidas en su finca dentro de los plazos 
cpic se fijen en la forma que establecen los artículos 
2 60 y 2 7<\ y el Consejo de Administración podrá 
disponer la ejecución de las mismas por cuenta del 
propietario. 



lación de la matrícula si. a su juicio, el caso reviste 
la gravedad prevista en el artículo 39$, inciso c). 

Art, 3S. — Las empresas, los constructores y loa 
propietarios están obligados a utilizar, para la ejecu- 
ción de instalaciones domiciliarias, los servicios de 
operarios inscriptos en el Registro de Matrículas, salvo 
que se trate de personal que utilicen como peones. 

El Administrador General podrá aplicar multas d« 
cien a quinientos Pesos moneda nacional a la empresa. 



Sanitarias de la Nación, en forma continuada y ¡ )jii sac i6n. " 

con conducta inobjetable, cargos técnicos espe- [ Las empresas, los constructores y los propietarios 
cializados que signifiquen, a juicio del Consejo ¡ gon solidariamente responsables ante la Administra- 
do Administración,, la posesión de condiciones j cifln Gf>nC ral de Obras Sanitarias de la Nación por la 
suficientes para ser admitidos en esta matrícula, ; confluc t a , los procedimientos, las faltas o las contra- 
en perjuicio de los demás requisitos que im- i venc i onC s de los obreros que empleen en la ejecución 
ponga el Consejo de Administración cuando lo j do ías instalaciones domiciliarias. 

juzgue necesario. ¡ 'Art. 39. — El Consejo de Administración podrá can- 

e) Quienes satisfagan las pruebas de compotencia, ¡ celai . la m atrícula a la empresa, constructor u ope- 
en las localidades cn que la Administración Ge- | rario que incurra en cualquiera de las siguientes faltas: 
neral de Obras Sanitarias de la Nación resuelva! ^ pástame de firma a terceros, 
llamar a examen de acuerdo con las disposiciones i b ) Reincidencia en falta por la cual haya sido muí» 



aprobadas en orortunldad 
Art , 33, — -podrán inscribirse como empresas cons 
tructoras do primera o de segunda categoría, las enti 
dades que se encuentren inscriptas en el Registro Pú- 
blico de Comercio y designen representante técnico a 



tado y suspendido. 

c) Cualquiera infracción al Reglamento cuya grave- 
dad, a juicio del Consejo de Administración, 1© 
haga pasable de esa penalidad. 

Art. 40. — El Administrador General podrá autori- 



blico de Comercio y designen representan leuucu d *- <•• --• " " . ^ ne+rili , tor r „ va matrícula hu 

TJ^Ui^oo y SUS m P u, r ,o por otro » otro, ,„ * «««¡o "^'•^^'SX'^uSXt.'^S 

reúnan las condiciones expresadas precedentemente. ja su cargo sicmpí c que 10 ¡>uu^>. 

Art. 34. — Podran inscribirse como operarios: ¡el propietario. r-.™™! ñr> Ohrai So> 

a) Quienes tengan certificación de estudios cursados) Art. 4L~La Administración < °«"^ ^ ^^ 
en algún Instituto del Estado que f a juicio de la i nitarias de la Nación no se *Wo™W™*orteáaM» 
Administración General de Obra, Sanitarias de o perjuicios que pued a ocas «»« J ^ ™ * * 
la Nación, signifiquen la posesión de capacidad ; terceros a suspensión o la e "™^^ 6n e . d ¿\^' l ? tT ! 
suficiente como para ser admitidos en esta ma- \ de Matrículas de cualquier empresa, constructor B 



trícula. 

b) Quienes hayan estado inscriptos como operarios 
de acuerdo con reglamentaciones anteriores, siem- 
pre que la cancelación de la matrícula se hubie- 
ra efectuado a su pedido. 

c> Quienes comprueben ante la Oficina suficiente 



operario. . „ 

Arti 42, — 331 Consejo de Administración podrá con* 
ceder' la rehabilitación de cualquier empresa, cons- 
tructor u operario cuya matrícula haya sido cancelada 
en uso de la atribución conferida por el artículo *9*¿ 
siempre que haya transcurrido, por lo monos, un «i« 



mmmmmmmm 



Bí'l.r.liN eMCl\L — Se c<'b'n ~<!e Legislación y L'.'i'.tuoiomj —■ Miércoles é de agosto de 195* 



desde I» techa de aplicación de la penalidad 'y hayan | o indicando las modificaciones que sea necesario in- 
sido abonados los saldos de las multas y cualquier ¡ troduor. • ■ ' ', „ .. - ' 

oiuu ^.«.uv . _ . . . i El Administrador General, en casos especiales, po- 

drá establecer plazos mayores para el despacho de 
planos. 

Art. 47. — Si. fuera necesario modificar los pianos 
presentados o devolverlos por no" estar dibujados 
correctamente, la Oficina Citara al constructor, quien 
deberá presentarse dentro de los cinco días de la 
citación para recibir las indicaciones que correspon- 
dan. El plano corregido será devuelto por el cons- 
tructor dentro del término de diez días hábiles con- 
tados desde la fecha en que hubiera sido retirado 
el plano observado o rechazado. 

Cuando el constructor no concurra a las citaciones 
o no devuelva los planos dentro del plazo establecido, 
el Administrador General podrá aplicarle una multa 
de cincuenta a quinientos pesos moneda nacional, se- 
gún sea la importancia de las obras proyectadas y los 
perjuicios ocasionados por la demora; se ésta subsis- 
tiere, podrá suspenderlo por el término de tres meses. 
Si cumplida la suspensión se mantuviere la situación 
expuesta, el Consejo de Administración podrá can- 
celar la matrícula del constructor remiso e intimar 
al propietario para que proponga un nuevo construc- 
tor a fin de proseguir todas las diligencias que deban 
realizarse hasta la aprobación de los planos. 

Art. 48. — El constructor es responsable de las in- 



Otro importe que el interesado adeude a la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de la Nació-i como 
consecuencia del ejercicio 'de la actividad para la cual 
le habilite su matrícula. 

Capítulo V 

"Presentación y tramitación de los planos 

_A r t. 48. — rara ejecutar, Ampliar o modificar las 
instalaciones domiciliarias de provisión de agua y de 
desagite en edlfic os existentes, en construcción o por 
oonstruir. es indispensable que ¡os propietarios, asis- 
tidos por constructor matriculado, obtengan de la 
Oficina la aprobación previa.de los planos respectivos. 

Eos planos y la solicitud de aprobación correspon- 
diente deberán estar firmados por el propietario y por 
el constructor actuante/ 

El propietario o el constructor, indistintamente, po- 
dran solicitar de la Oficina la boleta, de nivel y todos 
.l03 datos previos necesarios para confeccionar los 

■ planos. -i 
Desde el momento de la presentación de los planos 

queda a cargo- del constructor el cumplimiento de 
todas las formalidades y diligencias que deban realizar- 
le hasía la aprobación de aquéllos. . 

Art. 41, — El propietario podrá prescindir do l;i asis- 

''tMir-in tle constructor matriculado para presentar ero ■ 

qus de agnaciones, modificaciones o supresiones, exactitudes en las dimensiones, niveles y datos que 
co -remolinantes a fincas con certificado final expe- contengan los planos (con excepción de los derivados 

■ SSk Saído X «caía importancia, de los trabajos de la boleta de nivel) y de todos , los errores de pro- 
- proyectados permita, a juicio de la Oficina, su ejecu- yecto que pudieran pasar inadvertidos al ser aproba- 
• ción medíante obrero matriculado. En tales casos, el «<*. El constructor tiene la obligación de corregir ta- 

pi'OPictario deberá acreditar personería y cumplir to- les inexactitudes y errores. 

lat la, dihseneias y trámites que hubieran correspon- t Art. 49. - Al aprobar os planos la Oficina estable- 
aido al constructor matriculado v se hará pasible de cera el plazo dentro del cual deberá terminarse la 
las sanciones pecuniarias previstas en el articulo 47» construcción de las instalaciones sanitaria* domicilia- 
m=> =m.^ i * .... r ¡ as que en aquéllos se proyecten. 

.Si durante la ejecución de las obras se aprobaren 



i% 



de este Reglamento, en caso de incumplí miento. 

Art. 45.— Las solicitudes de aprobación de planos ^¿"¿^"cloncs ;~o ampliaciones, la Oficina prorrogará 

serán presentadas en los formularios impresos al gl p]azo para , a terminacion de i as o1bras cuando la 

efecto*, que podrán obtenerse en las oficinas roapec- importaric j a de esas modificaciones o ampliaciones lo 

Uvas, acompasadas con la boleta de nivel y d03 .___+.*. 



ejemplares tic los planos. 



justifique^ 
ejcmpiEirua "u ius ¡jiauva. i El plazo de ejecución comenzará a contarse desde 

" Uno de estos ejemplares deberá ser dibujado sobre - la fecna de aceptación del comienzo de la obra, en 
tela transparente y quedará en la Oficina una vez cdi f¡ c j os existentes, y desde la fecha de habilitación 
aprobado y el otro, que será entregado al propietario, ' Ue la conex i$ n definitiva del servicio de agua para 
podrá ser reproducción obtenida heliográficamente, cd jfi c j os en construcción, 
o mediante procedimiento similar, sobre tela. | Las instalaciones sanitarias domiciliarias se consi- 

Los planos serán dibujados en escala uno a cien, aerarán terminadas una vez expedido el respectivo 
debiendo figurar en ellos las plantas y cortes de) certificado final. 

édiPcio que sean necesarios para su correcta inter- Art. 50. — si durarte,, el curso de la obra se desea 
preUc'tún. " I introducir en ella variantes que exijan la sustitución de 

En casos especiales la Oficina podrá' autorizar el .\ os pianos aprobados ñor otros, el constructor a cargo 
uso de una escala diferente o exigir la presentación de i a obra deberá presentar planos de modificación, 
de Jeta I les en otra escala. I con todas las formalidades establecidas en los ar- 

, ,„,„ ífl „ f „ ,,i or ,nri rt v 'tfculos 43? y 45° de este Reglamento. Cuando la Qfi- 

El .formato, dimensiones ordenamiento, P esado y suficiente, esos planos podrán reducirse 

presentación general de os planos seta establecido ^ ^ ^ modi£ica das. 

por la Oficina y el tamaño mimmo de ellos wm de g . ^ varianU . sdebieran 6er ejecutadas en un pía- 
de' 0,'iG x 0,32 mm. ' zo perentorio, por exigirlo así las condiciones de la 

En, los Planos deberán consignarse la calle y nú- . ^^ reauirieran una ráplda SU stanciación del tra- 
inero de la propiedad,, las calles entre las cuales j ^ ]& 0flcjna poArSL aut0 rizar la presentación de 
esté situada, las distancias entre el eje de la conexión' - - - - — = - 



un plano o croquis provisional, firmado por el propie- 
tario y el constructor y dibujado sobre papel transpa- 



de cloacas y los centros de las bocas de registro más 

próximas, las tapadas o profundidades del extremo rente ~ en el cuat áe se íí alarán claramente y con los 

de la conexión con-respecto al nivel de la vereda, la i „ T „ „ „„„„„„„; rt „„i„ E n^^^no ino imñprín<i v nrte- 



colores convencionales aprobados las cañerías y arte 
f actos agregados, modificados o suprimidos; el croquis 

.„ T .. ~. acompañado con una copia heliográfica del mismo 

linderos y cualquier otro dato que pueda resultar obtenida so bre papel blanco y con los colores conven 



linea de máxima creciente si se trata de fincas si- 
tuadas en zonas inundables, la altura de los edificios 



ilustrativo o de interés 

Deberán dibujarse claramente en los planos y con 
los correspondientes colores convencionales, las dis 



cionales, será presentado directamente al Inspector, 
quien dentro de las veinticuatro horas lo revisará y 
hará autorizar por el .Tefe de la Oficina Técnica res 



ios cc¡ri ch¡juiiuiií"";h ^«'""¡íi """■ ~"-w.^.™.™, na,ra auiun¿ui i>\n ci jcic ut in. uu«u» *v, ,»,.....„— . — 

posiciones proyectadas para el servicio de provisión ; pec tiva,- hecho (lo cual devolverá la copia autorizada 
de agua y de desagüe; la posición, en planta y en j al constructor, quedando el original en poder de la 
elevación, de las cañerías domiciliarias; el diámetro oficina. 

y la pendiente de ! las mismas; la ubicación de los I En los casos en que la modificación se haga con 
inodoros, batieras, lavatorios, bidés, piletas, caños ! S jm P i e s croquis aprobados o con los planos o croquis 
de ventilación y para desagüe de lluvia y demás ac- j provisionales autorizados en la forma establecida en 
cosorios de la cloaca; cañerías, canillas, tanques, e i párrafo anterior, el constructor estará obligado a 
bombas elevadoras y otras instalaciones para la pro- presentar un plano definitivo conforme a la obra, en 
visión de agua fría y caliente. También deberá ser la forma indicada en los artículos 43° y 45° de este 
indicada la posición de los pozos de letrina, albañales, ! Reglamento, antes de solicitar la inspección general, 
aljibes, pozos de balde o cualquier obra análoga ya Art E1 _ — cuando las nuevas obras proyectadas 
existente. constituyan una modificación o ampliación de las 

Las instalaciones de un mismo tipo que se repitan. 0Dras que ya tengan certificado final expedido, el pro- j 
deberán ser individualizadas de acuerdo con las ñor- I pietario deberá presentar a la aprobación los planos 



mas vigentes o que se es'ablezcan, de modo que pue 
dan ser ubicadas y diferenciadas con precisión 



de ampliación correspondientes, en los cuales se dlbu 
jará con tinta negra toda la obra primitiva o sólo las 



En los planos presentados que sean reproducción p ar tes de la misma que permitan relacionarla con la 



obtenida heliográficamente o por otro procedimiento 
similar, las líneas y dibujos correspondientes a !as 
instalaciones sanitarias llevarán los colores conven- 
cionales establecidos por la Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación, excepto los que 
correspondan a los desagües y artefactos secundarios, 
en los cuales el color sepia de la reproducción podrá 
suplir al color siena.. Las líneas correspondientes al 
edificio, escrituras, y leyendas, de la reproducción no 
.deberán ser retocadas, salvo en los casos en que no 
sean suficientemente claras y legibles. 

En los perfiles se indicará con una sola línea el 
nivel de los pisos, sin indicar el espesor de lozas o 
bovedillas, salvo casos excepcionales. 

El Consejo de Administración queda facultado pa- 
ra dictar las normas a que deberán ajustarso los pro- 
yectos de instalaciones domiciliarias y podrá modifi- 
car las formalidades precedentemente establecidas 
cuando, a su juicio, las circunstancias lo aconsejen. 

Art. 46. — La Oficina dictaminará dentro del tér- 
mino de treinta días sobre las instalaciones proyec 



modificación o la ampliación, y con los colores con 
vencionales las partes que constituyan la modificación 
o ampliación. , 

Cuando, a juicio de la Oficina, las características 
de la ampliación lo permitan, podrá autorizar la pre- 
sentación de croquis. 

El- plano de ampliación podrá aceptarse como de- 
finitivo si las obras existentes ya aprobadas estu- 
vieran dibujadas en su totalidad; en caso contrario 
deberá presentarse plano definitivo. 

Art. 52. — Cuando las modificaciones o ampliacio- 
nes consistan en detalles que sea fácil anotar me- 
diante correcciones sencillas en el plano ya aprobado, 
la Oficina podrá ■ efectuar esas correcciones en el 
plano de su archivo, previo pago de los gastos que 
demande dicho trabajo, de acuerdo con el arancel 
que establezca el Consejo de Administración. El pla- 
no del propietario deberá ser corregido por el cons- 
tructor. 

Art, 53. No se exigirá la presentación de los pla- 
nos que se mencionan en este capítulo cuando eólo 



sejo ; de Administración' podrá disponer, en las locali- 
dades donde lo juzgue necesario, que los propietarios 
presenten croquis de la instalación domiciliaria para 
dicho servicio 'de acuerdo con los requisitos que en 
cada caso establezca y con el arancel que fija el 
artículo 54. • - 

Capítulo YI 

Derechos de aprobación de planos y do 
inspección de las obras 

Art. .54. — Para poder retirar los planos aprobados, 
el propietario deberá abonar el importe correspon- 
diente a los derechos liquidados, calculados sobre el 
costo presupuesto del trabajo, con arreglo al siguiente 
arancel : 

a) Por derechos dé aprobación de planos, el 2 % 
del presupuesto oficial. 

b) Por derechos dé inspección de obras, el 
del mismo presupuestó. 

El presupuesto oficial será formulado por la Ofi- 
cina, previa confección de un cómputo métrico o lista 
de materiales de la obra sanitaria domiciliaria pro- 
yectada, que se calculará con las medidas que resulten 
del plano aprobado y los precios unitarios que esta- 
blezca el Consejo de Administración. 

Art. 55. — Los derechos que deberá, abonar el pro- 
pietario por aprobación de planos e inspección de 
obras correspondientes a planos de modificación, 
ampliación o separación do servicio serán liquidados 
en la siguiente forma: 

a) Por modificaciones de obras proyectadas, el 
saldo entre el 6 % de la lista de materiales co- 
rrespondiente a las partes de obra sustttuyentea, 
modificadas o ampliadas, y el 4 % de la lista 
de materiales correspondiente a las partes . de 
obra sustituidas o suprimidas en las cuales no 
se haya practicado inspección alguna. 

b) Por ampliaciones de obras, el 6 % de la lista 
de materiales correspondiente a la ampliación, 

c) Cuando se trate de modificaciones o ampliacio- 
nes por separación de servicios o división de 
propiedad, el importe de los derechos que de- 
ben ser abonado» en concepto de aprobación 
de planos e inspección de obras no podrá ser 
inferior al % % del importe de la lista de ma- 
teriales correspondiente a la totalidad de la» 
instalaciones sanitarias que figuren en el plano 
cuya aprobación se solicite. 

d) Por confrontación de copias de planos aprobados 
con el ejemplar del archivo, se abonará el % % 
del importe de la lista de materiales confeccio- 
nada al liquidar el plano respectivo. 

Art. 66. — Cuando el propietario desista do la eje- 
cución de la obra proyectada en plano presentado a 
la aprobación, podrá solicitar la- anulación de éste. 

Si el propietario no hubiera aún abonado los dere- 
chos establecidos en el artículo 549 de este Reglamen- 
to, deberá ingresar el Importe correspondiente al 2 f» 
de la lista de materiales de la obra rroyectada en ese 
plano, en concepto de derecho de aprobación. 

Si la anulación se solicitara después de retirar el 
plano aprobado, el propietario podrá pedir también la 
devolución del saldo de d-srechos que resulte de dedu- 
cir el 2 % del importe de la lista de materiales corres- 
pondiente a la obra proyectada en ese plano, de la 
suma ingresada con motivo de su aprobación. La can- 
tidad deducida corresponde a los derechos de aproba- 
ción el plano que se anula. 

Art. 57. — Los derechos liquidados de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 54°, 55° y 559 deberán 
ser abonados dentro de los treinta días siguientes al 
de la fecha de citación para el pago. En su defecto, 
la Oficina dispondrá el cobro judicial por vía de apre- 
mio del importe total o de la suma que corresponda 
por aprobación o por confrontación de planos según 
los casos, archivando los planos presentados, los cuales 
podrán ser actualizados, a solicitud del propietario, 
una vez abonados los respectivos derechos. 

Art. 58. —Cuando el plano y la solicitud de aproba- 
ción hubieran sido firmados por persona que careciera 
de derecho para construir la obra, el constructor fir- 
mante del plano seríí responsable del pago de las 
sumas quo se liquiden por esa tramitación, si el pro- 
pietario desconociera la obligación de abonarlas. 

En caso que la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación hubiera iniciado demanda por 
cobro de esos derechos, la responsabilidad del cons- 
tructor se extenderá a los gastos judiciales en que 
se hubiera incurrido. 

Capítulo VII 



mino de treinta días soore ms insuuuauuua j«»y^- "«o **— -- - „ rt „,. ií5 r,tp ñero p1 Cor. 

tadas en los planos que se presenten, aprobándolos | se instale el servicio de agua comente, pero el Con 



Materiales y artefactos 

Art. yí). — En la ejecución de las obras domicilia- 
rias sólo se utilizarán materiales y artefactos apro- 
bados y dispositivos autorizados por el Consejo de Ad- 
ministración. 

Los materiales y artefactos aprobados deberán ne- 
var estampados, en forma clara y que resulte visible 
después de su instalación en obra, la marca de fábrica 
y el sello "Aprobado por O. S. N.". En casos especia- 
les, en que no fuera posible cumplir estrictamente esta 
disposición, el Consejo de Administración podrá auto- 
rizar "cualquier otro recurso que, a su juicio, permita 
individualizar el material o artefacto aprobado. 

Art, 60. — El Consejo do Administración estable» 

ccrít * 

a) Los requisitos que deben cumplir los materiales 
y artefactos para ser aprobados, 
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b). El procedimiento a que se ajustaron los ensayos, 
análisis y comí- 1 rotaciones que se considere ne- 
cesario- efectuar. 
' c) Las normas relativas a la vigilancia de fabrica- 
ción, forma do_ presentación y entrega, de las 
muestras por parte de tos interesados. 
d> La forma y "oportunidad en <iuc los interesados 
deben hacer efectivo el paso de loa gastos en 
qu? se incuira con motivo ele los ensayos y de- 
más comprobaciones que se haya contiderado 
noc.sario realizar. 
Avt. 61. — Al aprobar o» material, artefacto o dis- 
positivo, la Administración General de Obras Sani- 
tarias de la Nación no contrac obligación do mantener 
subsistente su uso ni el de las instalaciones que lo 
requieran y podrá, cuando considero que existan razo- 



tran preparadas y en condiciones de s'ír ins- 
peccionadas, 

b) Encontrarse en la obra al llegar el inspector y 
entregarle los planos aprobados y demás ele- 
mentos necesarios para el cumplimiento de su 
misión. 

c) Atender y cumplir las indicaciones que le for- 
mule el inspector y transmitirlas al constructor 
cuando sea necesario. 

d) Recibir la boleta de inspección que correspondo 
al constructor y firmar recibo al dorso de la que 
retiene el inspector; con indicación del número 
de su matricula. 

'Los representantes tienen su mfáfóq limitada a su 
intervención en la obra y carecen de atribuciones pa- 
ra hacer gestiones o diligencias ame la Oficina en. r fi- 



nes que así lo aconsejen, disponer la modificación presentación del constructor. 

o supresión total de un material, artefacto o dispo- , Art. 70. — Sin perjuicio de las pariciones en que, 
s'tivo, o de cualquiera <Je sus partes, modificando o dada su calidad de obreros matriculados, pudieran in- 
anulando la aprobación acordada ai lo juzga ne- , currlr los representantes por mala conducía o por 
cesarlo. ¡ deficiente desempeño de sus funciones, el constructor 

Art. «2. — La Administración General de Obras ; es solidariamente responsable del comportamiento de 
Sanitarias de la Nación mantendrá un muestrario ellos en la obra y esta obligado a cambiarlos cuando 



accesible al público y en el cual se conservaran ejem- 
plares de los materiaoles, artefactos y dispositivos 
sometido;; a sti aprobación. 

Art. G3. — La Administración General de Ob: as Sa- 
nitarias de la Nación llevará un registro con la nó- 
mina de los materiales, artefactos y dispositivos apro- 
bados, el cual podra ser consultado por el público 
interesado. La nómina respectiva seríl publicada en * 
un folleto actualizado en la forma y con la periodi- í 
cirtad que determine el Consejo do Administración y 
que podra sor adquirido por al público al precio que 
aquel establezca. i 

Art. 6-í. — El personal de inspección autorizado pe- 
dril disponer, en el momento que lo estime necesario, 
la entrega de materiales, artefactos o dispositivos 
que se encuentren en la. obra v que juzgue necesario 



la Oficina lo ordene, 

Art. 71. — Cuando .el propietario resuelva -cambiar 
de constructor deberá proponer el reemplazante a la 
Oficina. El cambio ac hará siempre bajo la respon- 
sabilidad del propietario. 

El nuevo constructor se liará eiirgo de todaa b.3 
obligaciones que tenín pendientes si*, antecesor, Inclu- 
sive la de efectuar los arreglos o modificaciones que 
se ordenaren, aun en las paites de obra 'que n ubi eran. 
sido aprobndafl al primer constructor. 

Art. 72, ,~ Cuando el constructor desee desusarse de 
cualquier obra a su cargo, deberá comunicado por 
escrito a lá, Oficina, expresando los motivos. La Ofi- 
cina lo considerará desligado siempre que baya obte- 
nido la aprobación de las inspecciones parciales reque- 
ridas por los trabajos ejecutados hasta ese momento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 74° de 



ensayar o confrontar con las muestras o ejemplares ¡ este Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad 



que sirvieron para la aprobación o o,uc existan en el 
muestrario de, matorlajcs. 

El constructor de la obra -estará obligado a cum- 
plir, en el día, las Indicaciones que reciba en cae sen- 
tido, y a suspender la. colocación do los materiales 
dudosos que en la obra existan, hasta que se expida 
la Oficina respectiva, la cual deberá haeci^o dentro 
de las cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de pro- 
seguir las investigaciones y adoptar las mcdidiis que 
correspondan contra los responsables de las irregu- 
laridades que* se comprueben. Igual obligación corres- 
ponde al propietario en el caso previsto en el ar- 
tículo 1009. 

Art. 65. — Podrá autorizarse e] empleo de materia- 



en que pueda incurrir ante el propk-tario por el aban- 
dono de la obra. 

El constructor quedará exento de la obligación de 

obtener la aprobación de las inspecciones aludidas en 

el párrafo anterior si la Oficina comprobaia que ¿1 

propietario o;.one obstáculo Para elío. 

- El Administrador General suspenderá por el térmi- 

i no de tres meses al constructor desligado de su inter- 

I vención en una obra, que fuera condenado judicial- 

! mente por :?I abandono do la misma. En caso.de 

j reincidencia ti constructor será eliminado de la ma- 

| tríenla. 

I Art. 73. — En el caso previsto en el artículo anterior 
! y siempre que considere necesaria la prosecución de 



. las obras, la Oficina intimará al propietario la desig* 
les y artefactos usados que se encuentren en buenas j naci6n fle un nuevo constructoi . p dentro de un p i a20 

" 3e . prudencial, bajo apercibimiento de aplicarlo multa de 
fiy | cien a mil pesos moneda nacional si no lo hiciere. 
Llegado el caso, el Consejo de Administración podra 
disponer la prosecución de los trabajos, de oficio y 
por cuenta del propietario, si éste no designase cons- 
tructor en un plazo perentorio que le fijará al efecto. 
A'rt 74. — La Oficina inspeccionará y aprobará los 
trabajos, en la forma, que estime necesario, a medida 
que ellos sean ejecutados y de acuerdo con las normas 
que dicte el Consejo de Administrac-ón. Es obligación 



condiciones de conservación, siempre que sean 
marcas aprobadas y que el propietario exprese 
conformidad para ello. 

OapíMik; VI ,U 

Ejecuciúí'i de las obras 



.-vi v. ot>. — Toda obra, domiciliaria deberá ser eje- 
cutada por empref'a o constructor matriculado, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento 
y con las instrucciones que se le impartan durante la 
ejecución del trabajo. 

Eli el caso provisto en el artículo 53° podrá prey- 
«Mndirse de la intervención de empresa o constructor 
matriculado, sin perjuicio del cumplimento de las 
obligaciones que i m pono el artículo 3C° y de las 
normas que el' Consejo de Administración determine, 

Art. 67. — El constructor autorizado comunicará 
por escrito a la Oficina, con anticipación de tres días 
por lo menos, la fechn en que iniciará el pedido do 
inspecciones de obras domiciliarias, acompañando, 
cuando corresponda, un acta inventario suscripta por 
los interesados en el sellado de Ley, donde se indi- 
carán en forma clara y detallada las instalaciones.' 
materiales, artefactos, dispositivos y accesorios que 
se deseo conservar o recolocar, con sujeción a las 
normas y condiciones establecidas en los artículos 
81° y concordantes de este Reglamento; acta que 
podrá ser ampliada o modificada posteriormente, con 
el acuerdo de ambas partes. 

La conservación o recolocación de instalaciones, ma- 
teriales, artefactos, dispositivos y accesorios existen- 
tes, podrá también solicitarse, por expediente, durante 
la ejecución de la obra. 

Una vez aceptado por la Oficina el aviso.de co- , . ■,,.», u. i • , * ^a ■ 

,„. ,„ „, „. *~l ^„ i ■„ t ,„ t„ a éstos deberán abonar la indemnización que fije el 

mienzo do obra, el constructor adquiere todos los de- ,,..., „ , ,, ... 

„„ . „ „ „„ „ ,^. , „ „ „. .... , . , i Administrador General en concepto de reintegro do 
rechos y asume todas las .responsabilidades y °bli- [ , 

gaeioncs que le impone el presente Reglamento y] ^ . . '- ■-, . . , .. , „„ , 

queda a cargo de la ejecución y dirección de Jos . í'; .'*' ~?Z^\l CO!lstruc <; lón - la Ofcclna po- 
trabajos, hasta f<; terminación. i d ' a ? r<Jc » ar ' en cualquier momento, s e practiquen ins. 

j peccioncs a efectos de comprobar la calidad de los 
Art. 68. — El constructor podrá hacerse represen- trabajos y si los materiales, artefactos y dispositivos 

utilizados satisfacen las condiciones establecidas. 

Art. 79. — No se cubrirá parte alguna del trabajo 
si no ha sido inspeccionada y aprobada por los ins- 
pectores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 740 
de este Reglamento. 

Si transcurridos dos días hábiles desde la fecha en 
que se reciba en la Oficna el pedido de inspección, 
í-sta no hubiera sido practicada, el interesado dará 
cuenta a la Oficina; si pasadas veinticuatro horas 
más no se efectuara la inspección, podrá cubrir dicho 
trabajo. Al computar los t orminos establecidos se 
descontarán los días de lluvia. 



del constructor pedir en tiempo oportuno las inspec- 
ciones parciales correspondientes, utilizando los for- 
mularios respectivos, y someter las instalaciones a las 
pruebas y ensayos que la Oficina determine para cada 
una do las etapas constructivas, sin cuya aprobación 
no podra continuar los trabajos. 

Arr. 7ó. — El Inspector hará suspender la ejecución 
de cualquier trabajo imperfecto o en violación de las 
disposiciones de esto Reglamento, y. dará orden al 
constructor o a su representante en la obra do re* 
tirar todo material defectuoso y de deshacer todo 
trabajo mal ejecutado, el cual deberá ser reconstruido 
por el constructor en condiciones reglamentarias. 

Art. 7G. — Si no se diera cumplimiento a las obli- 
gaciones que establece el artículo 75°, el Adminis- 
trador General impondrá al constructor las penali- 
dades establecidas en el artículo S79 y el Consejo do 
Administración podrá disponer la ejecución del tra- 
bajo respectivo por cuenta del constructor, de acuer- 
do con lo establecido en el artículo 09°. Si, a juicio 
de la Oficina, la falta de cumplimiento fuera impu- 
table al propietario, la multa le será aplicada a éste 
y la ejecución del trabajo será por cuenta del mismo. 

Art. 77. — Cuando una inspección deba repetirse 
por huber sido solicitada indebidamente, o por cual- 
quier causa imputable al propietario o al constructor, 



tar en* la obra por un obrero matriculado, en el me- 
mento de practicar las inspecciones, siempre que su 
presencia en ella no hubiese sido requerida previa- 
mente por la Oficina. 

Para ser represéntate de un constructor en la obra 
es indispensable estar autorizado por este en la 
forma que la Oficina establezca, ser oficial matricu- 
lado, tener la credencial respectiva y documento de 
identidad, para ser individualizado y reconocido como 
tal, y saber firmar. 

Art. 69. — Es obligación de los representantes del 

constructor en las obras; 

■ a) Asegurarse que las par',es do obra incluidas en 

el respectivo pedido de inspección se encuen- 



Art. SO. — Si se cubriera cuabjuíei- trabajo no apro- 
bado antee de vencí r el plazo fija de en el artículo 79?, 



el constructor o el propietario, se^fip r.5 caso, tendrá 
la obligación do descubrirlo a su propio costo y 
riesgo. Si no se, diera cumpliniÍLnto,- Be aplicarán la» 
disposiciones establecidas en e! artículo 76?. 

Art. SI. — En los Inmueble^ en que existan insta-* 
laciones para el servicio de agua corriente, o cloacas 
con desagüe a pozo, que se hubieran construido sin 
| intervención de la Oficna, o que teniendo planos y 
i algunas inspecciones parciales aprobadas no tengan 
t certificado final provisional, podrán ser conservadas 
la totalidad o aquellas partes de lar instalaciones qu» 
figuren consignadas en el acta inventaríe o expediento 
previstos cu el artículo G7°. sin que para ello se 
exija descubrir íntegramente las cacerías y demás 
elementos de las instalaciones, siempre que se com* 
I pruebe, en los ensayos y pruebas que sea posible 
[ practicar en cubierto, que las referidas cafioríás y 
. elementos se encuentran en su recorrido y demás ca- 
racterísticas do acuerdo con los planos aprobados y 
, reúna», a juicio de la Oficina, condiciones suficientes 1 
j para cumplir ffici enlomen te líia funciones a que se 
i los destina. 

I Las instalación ü c , materiales o artefactos existen- 
| tes que no retinan las condiciones establecidas, debe- 
j rán ser removidos o sustituidos por el constructor o 
í por el propietario, sesón el caso, con sujeción a las 
prescripciones reglamentarias. 

Art. 82. - — El propietario está obligado a agotar,; 
desinfectar, cegar y cubrir debidamente los sumideros, 
pozos de balde, letrinas o cualquier otro receptáculo 
análogo que exista en la finca ¡de su propiedad, cum- 
pliendo las instrucciones que en cada caso imparta 
la Oficina y dentro del plazo que se fije en la intima" 
ción que al efecto so le remitir. Se hará lo mismo coa 
los aljibes, salvo quo se hicieran estancos y se les 
destinara para otros fines desvinculados de los quo 
correspondan a las instalaciones sanitarias domici- 
liarias, i 

El constructor a cargo do las obras procederá ai 
ejecutar los trabajos precedentemente mencionados, 
en todos los pozos indicados en los planas aprobados, 
pero corresponderá al propietario la ejecución de esos 
trabajos en cualquier otro pozo que se descubra. 

Art. S3. — La expedición del certi£ica*o final no 
eximo al propietario do la obligación de agotar, des- 
infectar, cegar y cubrir debidamente los pozos cuya 
existencia ae descubra en la finca. 

La Oficina podrá disponer, cuando lo crea opor- 
tuno, las investigaciones necesarias para descubrir la* 
existencia de pozos de cualquier naturaleza. Esas 
investigaciones se practicaron por cuenta del cons- 
tructor o del propietario, eegún el caso. 

Si la Oficina descubriera la existencia de pojíos no 
denunciados y comprobara que ha existido ocultación 
o mala fe por parte del propietario, del constructor o 
de ambos, el Administrador Coneral podrá aplicar a 
los responsables una multa de trescientos pesos mo- 
neda nacional por cada pozo quo so hubiera preten- • 
dido ocultar, 

Art. 84. — En edificios en construcción, la insta- 
lación se considerará en funcionamiento y su servicio 
utillzable cuando, a juicio de la Oficina el inmueblo 
estuviera en condiciones suficientes de habitabilidad* 
sin que estas condiciones sean afectadas por los de- 
talles que requiera la definitiva terminación del 

edificio. 

i 

Capitulo rx 

Obras demoradas 

Art. S5. — "Una obra se considerará demorada en a\í 
ejecución si no ee solicitaran las inspecciones regla> 
mentarlas sin motivo justificado o si, vencido el plaztf 
a que so refiere el artículo 409, no se hubiera dado' 
término a la misma. ' 

Art. SC. — El Administrador .General, podrá aplicar, 
multa de cien a quinientos pesos moneda nacional ai 
constructor por cada obra a su| cargo cuya ejecución 
se encuentre demorada. En la , resolución respectiva 
fijará al constructor el nuevo plazo que so estime 
prudencial para la obtención del certificado final, j; 
bí vencido ese plazo la obra so encontrara nuevamen- 
te en mora, podrá suspenderle por el término d<& tres 
meaos. SI cumplida la suspensión la obra continuara' 
en mora, el Consejo de Administración podrá cans 
celar la matrícula del constructor remiso e Intimar 
al propietario para quo termine los trabajos, corí 
intervención de un nuevo constructor quo deberá pro» 
poner en reemplazo del eliminado. 

Art. S7. — Sí la ejecución de las obras domiciliarlas 
de una finca no pudiera proseguirse por hallarso rus- 
pendida la construcción del edificio, el propietario» 
será responsable do' ese hecho ante la Admialstracióní 
General do Obras Sanitarias do la Nación. i 

Art. 88. — La Oficina podrá no aceptar nuevos 
comienzos de obra al constructor que tenga máe do 
cinco obras demoradas en su ejecución, Bln causa 
debidamente Justificada, mientras subsista esa sitúa* 
ción, aunque el constructor no se encuentre suspen* 
dido en el ejercicio de su matrícula. 

Capitulo X { 

Certificados fhialca 

Art. SO, — Una vez aprobadas en forma parcial y' 
Bucesíva í SI lis las parles de la instalación, aprobados i 
los enlaces con las conexiones ; externas respectivas I 
y reparados todos los defectos b deficiencias que «d 
hubieran encontrado, y previo pedido de nueva» lns*; 
pecciones si fuera necesario, el conatrictor debe soinj 
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Uar y obtener la aprobación de la inspección general I tercer día. de la notificación respectiva, el importe del 



' de .las obras en conjunto y tramitar la expedicción 
¡ del certificado final, para dar termino a su inter- 
vención en la obra. 

Art. 90. — El certificado final será "condicional" 
si durante la ejecución de la obra se hubiera conce- 
dido la conservación de instalaciones en la forma 
prevista en el. artículo. S19 de esto Reglamento, o el 
mantenimiento de cualquier otra situación que impli- 
que responsabilidad u obligación pendiente para el 
' propietario. 

Art. 91. — Cuando no sea posible" practicar la Ins- 
pección general dentro de los plazos establecidos, por 
faltar accesorios o detalles de las instalaciones cuya 
ejecución no' sea posible realizar por estar Inconcluso 
el edificio, la Oficina podra disponer, a pedido del 
constructor, la aprobación provisional de las obras y 
extender certificado final "provisional" do las misma?. 
En cualquier momento en que la Oficina comprue- 
be que el edificio está completamente terminado y 
que han desaparecido las causas que impedían apro- 
bar los accesorios o detalles mencionados, fijará al 
propietarios un plazo para quo cumpla los requisitos 
necesarios hasta obtener .la aprobación definitiva de 
la inspección general y el canje del certificado final 
provisional por el definitivo. 

Art. 92. — También se expedirá con carácter "pro- 
visional" el certificado fina! correspondiente a cloacas 
con desagüe a poxo, construidas de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 169. 

Art. 93. — El Administrador General podra aplicar 
mulla de cien a quinientos pesos moneda nacional a 
log propietarios que no canjeen el certificado final 
provisional por el definitivo dentro del plazo esta- 
blecido al efecto. Al aplicar esa multa fijará un nueva 
plazo para satisfacer dicha exigencia, y el Consejo 
de Administración podrá proceder de acuerdo con to 
establecido en el artículo 106, ínc. a), en caso de 
incumplimiento. 

Art. 04. — Cuando la obra consista en una amplia- 
ción que no afecte a las instalaciones existentes fuera 
de sus puntos de empalme, una vez obtenida la apro- 
bación de la inspección general se expedirá el cer- 
tificado final correspondiente a las obras indicadas 
en el plano definitivo que menciona el artículo *6l9, 
.siempre que laa partes correspondientes a la obra 
^primitiva no sen n motivo de observación alguna, 

Art. 95. — La Oficina podro expedir at constructor 
. un certificado final parcial, limitado a las obras d>s 
, ampliación a su cargo; en cualquiera de los siguientes 
^casos: 

' . a) cuando la Oficina autorice no presentar el plano 
definitivo que establece el artículo 519 y al 
practicar la inspección general, no so formulen 
o reservaciones con respecto a la obra primitiva. 

b) cuando el propietario se resista a presentar el 
plano definitivo que establece el artículo 519 y 
al practicar la inspección general no se formule 
observación alguna con respecto v a la obra de 
ampliación ni a la primitiva. En esto caso )a 
Oficina intimará al propietario, por separado, 
la presentación del plano exigido. 

c) cuando al practicar la Inspección general de 1a 
obra de ampliación no se formulen observacio- 
nes con respecto a las distintas partes de esa 
obra y sea, en cambio, motivo de observación 
cualquier parte correspondiente a la obra pri- 
mitiva; en este caso la Oficina intimará al pro- 
pietario, por separado, la ejecución de las repa- 
raciones o trabajos necesarios para colocar la 
obra primitiva en condiciones reglamentarias. 

"• En los respectivos certificados finales parciales se 
dejará constancia de las obligaciones pendientes con 
respecto a la ol)ra primitiva y a la de ampliación, 

Art. 96. — El Administrador General podrá aplicar 
multa de cien a quinientos pesos moneda nacional al 
propietario que no cumpla con las obligaciones esta- 
blecidas en el artículo 959, sin perjuicio de que el 
fConsejo de Administración autorice la ejecución de 
los trabajos en la forma prevista en el artícufo 106, 
ínc. a). 



-<i&, 



Capítulo XI 



w 



Conservación de las obras 



■nxt. 97. — La construcción do las obras a cargo del 
constructor sa considerará terminada una vez expe- 
dido el certificado fina], pero el constructor asumirá 
por el término de un ano contado desde la fecha do 
expedición de ese certificado, la responsabilidad por 
los defectos o fallos que se comprobaren en las mis- 
mas y tendrá la- obligación de corregirlos a su propio 
costo y riesgo, salvo que tales defectos o fallas fueran 
imputables, a Jutcio de la Oficina, al mal uso de las 
instalaciones. Transcm'rido el lapso mencionado, ce- 
san las obligaciones contraídas por el constructor 
ante la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación. 

' Art. 98. — Desde la fecha de expedición del certi- 
ficado final el propietario queda a cargo do la conser- 
vación de las obras y ea permanentemente responsa- 
ble ante la Administración General do Obras Sanita- 
rias de la Nación por el mantenimiento en buenas 
condiciones de funcionamiento e higiene de las mis- 
mas y por el uso que de ellas ae haga. 

Art. 99. — En caso que la Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación se viera obligada 
a rehacer trabajos mal ejecutados o a corregir de- 
fectos o fallas de las instalaciones por causas impu- 
tables al constructor, este deberá abonar, dentro del 



presupuesto que se formule al efecto y las multas 
que con esc motivo so le impusieran; si no ío hiciera, 
esos importes so deducirán del depósito de garantía 
previsto en el artículo 359, do esto Reglamento. Cuan- 
do el importe de los trabajos excediera el depósito 
de garantía y no fuera reintegrado por el constructor, 
deberá ser abonado por el propietario. 

Art. 100. — La Oficina podrá autorizar a los pro- 
pietarios para que ejecuten pequeñas ampliaciones o 
modificaciones de acuerdo con croquis aprobados y 
mediante la intervención de operarios matriculados 
siempre que, a su juicio, esos trabajos no ofrezcan 
dificultades que se opongan a ello; en tal caso, las 
inspecciones podrán ser solicitadas por los propieta- 
rios o. por losi obreros matriculados que ellos desig- 
nen, quedando a cargo de los propietarios las obliga- 
ciones y responsabilidades que hubiesen correspondido 
a los constructores. 

Art. 101. — Queda prohibido construir, alterar, 
remover o modificar cualquier parte o accesorio de 
las obras sanitarias domiciliarias, sin previa autori- 
zación de la Administración General de Obras Sani- 
tarias de la Nación. 

La ejecución de trabajos que impliquen alteración, 
remoción o modificación de las instalaciones, se 
ajustará a las disposiciones que rigen para la cons- 
trucción de obras nuevas. 

El Administrador General podrá imponer multas 
de cien a mil pesos moneda nacional al propietario o 
constructor que hubiera ordenado o ejecutado obras 
en contravención a lo dispuesto precedentemente. A 
I03 operarios quo incurriesen en dicha falta se les 
suspenderá la primera vez y se les cancelará la ma- 
trícula si reincidieran. 

Sin perjuicio do la aplicación de las sanciones pre- 
citadas y de la autorización del procedimiento pre- 
visto en el artículo 1069. inciso a) de este Reglamen- 
to, el Consejo de Administración podrá disponer la 
clausura parcial o total de la finca en que se ejecuta- 
ran o se hubieran ejecutado tales obras en contra- 
vención, solicitando con tal fin el auxilio de la tuerza 
pública, cuando las mismas fueran causa de perjuicios 
de consideración para los ocupantes o para terceros, 
o cuando mediaren otras circunstancias muy espe- 
ciales. 

Art. 102, — En los casos de demolición de un edi- 
ficio quo tenga instalaciones sanitarias domiciliarias, 
el propietario o persona autorizada por él, deberá: . 

a) solicitar oportunamente de la Oficina el corte 
de los enlaces correspondientes. 

b) dar cuenta de la fecha en que termine la demo- 
lición del edificio, con el fin de suspender el 
cobro - de los servicios desde la fecha que co- 
rresponda, y 

c) solicitar el corte de las conexiones existentes, o 
su conservación en caso que descara utilizarlas 
en construcciones futuras. 

Si el propietario no cumpliere con alguna de estas 
disposiciones, incurrirá en multa de doscientos pesos 
moneda nacional y la Oficina procederá a efectuar los 
cortes correspondientes por cuenta de aquél. 

Art. 10". — El personal de ingenieros, inspectores 
y demás empleados autorizados de la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá libre 
acceso a las fincas para inspeccionar y vigilar los 
trabajos sanitarios domiciliarios comprendidos en esto 
Reglamento que se estuviesen ejecutando, para com- 
probar el funcionamiento, uso y estado de conser- 
vación e higiene de las obras domiciliarias habilita- 
das, o para dar cumplimiento a cualquier disposición 
reglamentaría. Ei dueño y el ocupante de la finca 
están obligados a facilitarles la entrada. 

El personal mencionado deberá estar provisto de 
una credencial expedida por la Administración Ge- 
neral de Obras Sanitarias de Ja Nación. 

Art. 104. — Los empleados de la Administración 
G eneral de Obras Sanitarias de lá Nación sólo po- 
drán hacer las Inspecciones domiciliarias en Jas horas 
comprendidas entre la salida y. la puesta del sol, salvo 
en casos de urgencia, en que les será permitido prac- 
ticarlas en otras horas. En este caso deberán estar 
provistos de autorización especial dada por algún 
jefe superior del servicio. 

Art. 105. — Cuando se opusiere resistencia, los 
empleados autorizados harán documentar el hecho 
por un agento policial labrando seguidamente el acta 
correspondiente en la comisaría seccional. Luego será 
solicitado por medio dei Administrador General en 
el Aglomerado Bonaerense o del Jefe local en el in- 
ferior, el auxilio de la fuerza pública, que deberá ser 
acordado, por la autoridad correspondiente. Para 
evitar ese procedimiento se citará previamente al 
duefio u ocupante del inmueble quien, para hacer in- 
necesaria la intervención de la fuerza publica, deberá 
comparecer dentro del iSrmino que se le señale y 
desistir de su oposición. 



Ej 



Capítulo AJÍ 

;eueión do obras domiciliarias 
por cuenta de terceros 



Art. 100. — El Consejo de Administración podrá 
autorizar la ejecución -de obras sanitarias domieilm- 
rfas, o de cualquier otro trabajo correspondiente a 
las' mismas, P°r cualquiera de los procedimientos que 
a continuación se mencionan: 

a) de oficio por cuenta del propietario, cuando sea 
obligatoria por este Reglamento la instalación 
de los servicios o cuando la Oficina hubiera 



ordenado-la ejecución do trabajos o repa racionas 
y los interesados no los llevaran a cabo en el 
término fijado al efecto, o, por cuenta del cons- 
tructor, en los casos previstos en los artículos 
7C9, S09 y 999. 

b) previo pago de su importe, cuando el propietario 
lo solicite, tic acuerdo con el artículo '99 dn la 
Ley 1917 y sus modificaciones. 

c) n plazos a pedido y por cuenta del propietario, 
de acuerdo con el artículo 469 de la Ley 13.577. 

Art. 107. — Para cubrir los gastos de administra- 
ción, confección y revisión de planos, inspección y 
dirección de obras, derechos municipales, reposición 
de seltos y por cualquier otro concepto, se agregarán 
al importe de las obras o de los trabajos que la Admi- 
nistración General de Obras Sanitarias de la Nación 
tome a su cargo las sumas correspondientes. 

Art. 108, — Todo procedimiento de oficio debe sor 
previamente autorizado por el Consejo de Adminis- 
tración, salvo que so trato de reparaciones o trabajos 
de poca importancia, cuyo costo no supere la canti- 
dad de quinientos pesos moneda nacional o cuya eje- 
cución sea de necesidad inmediata para prevenir o 
hacer cesar daños o perjuicios a preciables, o ten-» 
dientes a prevenir un peligro inminente pora la salu- 
bridad general o para los intereses de la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de la Nación., En 
tales casos la Oficina podrá disponer la ejecución de 
esas reparaciones o trabajos, con la obligación do 
dar cuenta al Consejo de Administración acompa- 
ñando la liquidación de los gastos realizados y ges- 
tionar el ingreso de 3u importe ante' qui^n corres- 
ponda. 

El Administrador General arbitrará las medidas 
quo considere adecuadas para hacer efectivos estos 
procedimientos en momento oportuno y pedirá el 
auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario. 

Art. 109, — La Oficina podrá suspender o paralizar 
el procedimiento do oficio a pedido del interesado, 
con la condición de que éste abone previamente' los 
gastos ocasionados a la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, Inclusive el 2 % del 
importe del presupuesto formulado, y se comprometa 
a proseguir y terminar las obras ordenadas en el 
plazo que se le fije. Si el interesado no diere cum- 
plimiento a las obligaciones emergentes, podrá ser 
reanudado el procedimiento de oficio. 

Art. HO. — El propietario que no permita iniciar 
los trabajos que el Consejo de Administración ordeno 
ejecutar de acuerdo con lo establecido en los artículos 
289, 299, 739 y io69 y concordantes de este Regla- 
monto, o entorpezca la marcha regular de esas obras, 
incurrirá en multa de doscientos a mil pesos moneda 
nacional, sin perjuicio de las medidas que el Admi- 
nistrador General adopte para hacer posible la eje- - 
cución de los trabajos y de la responsabilidad que 
corresponda al propietario por los daños y perjuicios 
que su resistencia ocasione. 

Art. 111. — El Consejo de Administración podrá 
disponer la ejecución de las obras a que se refiere 
el artículo 1069, por administración, con su propio 
personal, o mediante licitación pública o prívada v se- 
gún lo estime más conveniente. 

En los casos del apartado c) del artículo 100, cuan- 
do los propietarios hayan convenido previamente el 
pago de los trabajos por intermedio de la Adminis- 
tración General de Obras Sanitarias de Ja Nación, 
ellos podrán realizarse por los constructores matri- 
culados que aquéllos propongan, siempre que sea» 
aceptados por la Oficina. 

Art. 112. — Et Administrador General podrá aplicar 
multas de doscientos a quinientos pesos moneda na- 
cional al constructor que, después do haber sido 
propuesto por el propietario y aceptado por la Admi- 
nistración General de. Obras Sanitarias do la Nación 
para ejecutar obras en la forma prevista en el inci- 
so c) del articulo 106, demorara, sin causa justificada, 
más de treinta días desde la fecha de la notificación 
respectiva, la presentación del comienzo de obra o 3e 
negara a ejecutar los trabajos, 

Art. 113. — Si durante la ejecución de las obras 
autorizadas de acuerdo con lo establecido en los 
incisos b) y c) del articulo 1069, el propietario de- 
sistiera, obstaculizara o se opusiera en cualquier for- 
ma a la prosecución de los trabajos, el Consejo (o 
Administración podrá dejar sin efecto lo acordado. 
disponer la suspensión de los mismos, ordenar la me- 
dición y liquidación de lo hecho, .incluido todo gnMo 
ocasionado a la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación, intimar »l propietario el pago 
inmediato de esa liquidación y disponer que prosi- 
gan, por cuenta del propietario y cu tas condicioi'es 
establecidas en este Reglamento, los trabajos uuo 
fuera obligatorio ejecutar. 

Art. 114. — El Consejo de Administración podrá 
dar por desistido al propietario que no cumpla con 
cualquiera de los requisitos exigióos por la Oficina 
y relativos a la ejecución de trabajos en la forma 
prevista por los incisos b> y c) del artículo 1069 d« 
esto Reglamento. 

Art. 115. — En caso que el propietario desistiese 
o fuera, dado por desistido de su pedido de ejecución 
de obras o trabajos por intermedio de la Adminis- 
tración General do Obras Sanitarias de la Nación, 
deberá pagar tocios los gastos ocasionados en con- 
i cepto de valuación, confección de. planos, presupuestos^ 
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■—"■** capítulo xm 

Uso y conservación de las instalaciones 

Art.' 116. — Todo propietario, inquilino u ocupante 
fie una finca está, obligado a cuidar que las obras eu 
funcionamiento sean mantenidas en perfecto estado, 
que no se produzcan desperdicios de agua, que sólo ee 
emplee la cloaca para la conducción de líquidos y 
malcrías que no mi o don dañarla u obstruirla, y que 
todos loa artefactos, cari 03 de desagUe de ventilación 
y demás accesorios del servicio se conserven perma- 
nentemente limpios, en buen estado y libres de obs- 
trucciones. También deberá cuidar que a cada arte- 
facto provisto de sifón se haga llegar la cantidad de 
agua suficiente para compensar la que pueda perderse 
por evaporación, con el fin de mantener la carga 
do agua necesaria. 

Si existieran desagües de líquidos residuales indus- 
triales consentidos en la forma prevista en el artículo 
109 ele este Reglamento, el propietario del estableci- 
miento será responsable del perfecto funcionamiento 
de las instalaciones. El Consejo de Administración 
podra aplicarle multa de mil a diez mil pesos moneda 
nacional si ¡a calidad del líquido efluente no cum- 
pliera con las condiciones exigidas. 

Art. TI 7, — El propietario de la finca donde «e 
dejaren abiertas las llaves del servicio, para arrojar f 
a las cloacas o desperdiciar en cualquier otra forma 
el agua o donde se haga derroche de ella, sufrirá una 
multa de cincuenta pesos moneda nacional cada voz 
que esto ocurra, sin perjuicio del pago de la cantidad 
de agua desperdiciada o derrochada de acuerdó con 
la estimación que practicará la Oficina cuando el 
servicio respectivo no se cobre por medidor. 

Art, US. — Toda operación tendiente a alterar la 
exactitud de las indicaciones de un medidor de agua 
o a impedir que el mismo registre la totalidad del 
agua consumida, hará pasible al propietario de la 
finca de una multa de quinientos pesos moneda na- 
cional, sin perjuicio de la cual, deberá abonar el 
importe de la cantidad de agua que, según aprecia- 
ción de la Oficina, haya podido consumir sin eer 
registrada. 

Para esta estimación se tomará como base el mayor 
de los siguientes consumos: 

■ a) el registrado durante los tres meses anteriores 
a aquel en el cual resultare haberse iniciado el 
fraude. 

b) el registrado en el año anterior, durante los 
mismos meses en que se hubiere realizado el 
fraude. 

Art, 119, — La Oficina hará practicar inspecciones 
periódicas de las obras sanitarias domiciliarias en 
funcionamiento y los propietarios deberán hacer co- 
rregir todo defecto que se les indique aunque ellos 
hubieran sido causados por inquilinos, ocupantes o 
terceros. Los propietarios podrán solicitar que la Ad- 
ministración General de Obras Sanitarias de la Nación 
ejecuto los trabajos de acuerdo con lo establecido en 
«1 artículo 1069, inciso b). 

Art. 120. — Todo propietario que no haga corregir 
cualquier desperfecto o deficiencia que ie indique la 
Oficina, en el término fijado al efecto, incurrirá en 
una' multa de cincuenia a doscientos pesos moneda 
nacional, sin perjuicio de lo cual se mandará practicar 
el trabajo do acuerdo con el artículo 1069. inciso a). 

Cuando el desperfecto o deficiencia ocasione pér- 
didas o desperdicio de agua, se procederá, además, 
al cobro del agua así consumida, en la forma que 
establece el artículo 1179. 

.Art. 3 21. — El propietario está obligado a mante- 
ner perfectamente limpios los depósitos para bombeo 
y reserva de agua. La falta de limpieza de osos depó- 
sitos será penada con multa de veinte a doscientos 
pesos moneda nacional. 

Art. 122. — Cuando en un inmueble se notaran fa- 
llas do agua, mala calidad de la misma, humedades, 
filtraciones, malos olores u otros inconvenientes de 
carácter sanitario, provocados por desperfectos o de- 
ficiencias de las instalacines domiciliarias, la inter- 
vención de la Administración General do Obras Sani- 
tarias do la Nación se limitará a hacer corregir, en 
la forma que corresponda, dichos desperfectos o de- 
ficiencias, do modo que cese la causa de aquellos 
inconvenientes. 

Si para investigar, encontrar y corregir esos des- 
perfectos o deficiencias hubiera que efectuar pruebas 
reglamentarias, excavaciones, roturas do paredes, pi- 
sos o' tochos, remociones, renovaciones o sustitucio- 
nes do artefactos, cañerías, accesorios u otros elemen- 
tos, o descubrir instalaciones, o realizar cualquier 
otro trabajo u operación, el propietario deberá ha- 
cerlo por su cuenta y riesgo, bajo la inspección y a 
entera satisfacción de Ja Oficina. 

En el caso que esos inconvenientes fuesen provo- 
cados por desperfectos o deficiencias de las instala- 
ciones domiciliarias de otro inmueble, la intervención 
de la Administración 'General de Obras Sanitarias de 
la Nación tendrá el mismo alcance y corresponderá 
al propietario del inmueble perjudicante cumplir con 
lo establecido en el párrafo anterior. 

Cuando existieran dudas con respecto a las causas 
de dichos inconvenientes, o no fuera posible deter- 
minar s¡ los mismos son originados por las propias 
instalaciones domiciliarias del inmueble perjudicado 
© por las de otro inmueble, los propietarios respec- 
tivos están obligados a realizar en. el suyo las pruebas 
y trabajos de investigación que la Oficina considere 
pertinentes, comenzando preferentemente por el in- 



mueble perjudicado. Si ellos no cumplieran con dicha 
obligación, la Administración General de Obras Sa- 
nitarias do la Nación procederá a realizarlos de 
ofició por cuenta del propietario del inmueble cuyas 
instalaciones domiciliarias resulten las causantes de 
esos inconvenientes, sin perjuicio de la aplicación 
de las multas que correspondieran una vez conocida 
la causa de los inconvenientes o perjuicios. 

Si, a juicio de la Oficina, los inconvenientes o per- 
juicios observados no tuvieran origen en las instala- 
ciones sanitarias domiciliarías, los trabajos que se 
realicen de oficio serán por cuenta del propietario 
del inmueble perjudicado. - 

Art. 123. — "En caso de obstrucción de la cloaca do. 
miciliaria, sea en la parte interna o en la conexión, 
los gastos que la remoción del obstáculo o la recons* 
tracción de la cloaca originen Serán pagades por el 
propiciarlo. Cuando hubiera mú s de una casa en 
comunicación con la cloaca afectada, los gastos serán 
pagados, por partes iguales, por los propietarios de 
las casas respectivas, salvo que .estuviera comprobada 
la culpabilidad de alguno de ellos. SI la obstrucción 
fuese en la colectora, los gastos serán pagados por los 
propietarios de las fincas que hubiesen provocado 
la obstrucción por haber hecho uso indebido de sus 
instalaciones. 



Capítulo XIV 

Edificios comprendidos en el régimen 
de PROPIEDAD HORIZONTAL 

Art. 124. — Las disposiciones de este Reglamento 
son aplicables a los edificios comprendidos en el 
régimen de Propiedad Horizontal, en cuanto no se 
opongan a los' principios establecaos en este Ca- 
pítulo . 

Art. 125. — El representante de los propietarios po- 
drá actuar ante la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación como mandatario legal y ex- 
clusivo de aquéllos, con las atribuciones que esta- 
blezca, el poder que le haya sido otorgado al efecto. 
Dicho poder deberá ser previamente registrado en la 
Oficina; 

Art. 126. — El propietario de cada piso o depar- 
tamento podrá actuar independientemente de los 
demás propietarios en todas las gestiones relativas a 
la construcción, funcionamiento, conservación y mo- 
dificación de las instalaciones domiciliarias de eu 
piso o departamento que no afecten las cosas de uso 
contún y será directa y exclusivamente responsable 
ante la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación por las* infracciones a este Reglamento 
que se cometan en su piso o departamento. 

Art. 127. — En los casos de transferencia de pro- 
piedad o de .constitución de cualquier derecho real 
que afecte a piso o departamento comprendido en el 
régimen de propiedad horizontal, la obligación de 
pago que. establece el artículo 1299 se hará extensiva 
a la totalidad de las deudas por cualquier concepto, 
que so relacionen con la s instalaciones domiciliarias 
de uso común. 

Capítulo Xv 'f 

Cobro por vía de apremio 
Certificación de deudas 

Art. 128. — La Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación podrá exigir por vía de apre- 
mio el pago de las multag y de todo gasto en quo 
incurra para la ejecución de obras domiciliarias in- 
ternas, para la reparación o conservación de esas 
obras, y en los demás trabajos cuya realización co- 
rresponda al propietario. 

Art. 129. — Los inmuebles en quo la Administra- 
ción General do Obras Sanitarias de la Nación cons- 
truya obras por cuenta de los propietarios y los que 
adeuden servicios, multas o cualquier otra suma, 
quedarán afectados al pago de la deuda hasta su 
cancelación. 

Art. 130. — Los escribanos no otorgarán escrituras 
do transferencia de la propiedad ni (le constitución 
de cualquier otro derecho real sobro la misma, sin 
el certificado de la Oficina respectiva en el cual 



servicio y artefactos en forma directa, e s decir, 8S 
intercalar depósitos de reserva ni dispositivos elevad 
dores. Donde no lo permita la presión y en los Ooíf* 
cios con plantas altas, la provisión de agua se haíl 
mediante depósitos de reserva colocados en las asa* 
teas, o en lugares más altos que los artefactos o e&» 
nulas que deban surtir y a los cuales se hará llegar; 
el agua por medio de dispositivos elevadores auto- 
máticos de capacidad adecuada, aprobados por la 
Oficina, salvo en los casos prevjtos en el artículo 1320, 
Art. 132.- — La Oficina podrá consentir, a .solicitud 
del propietario, la supresión dé los dispositivos eleva"* 
dores en los casos en que la presión en la cañería 
externa sea suficiente para alimentar continuamente 
los depósitos de reserva, o cuando la escasez do 
provisión a gestos depósitos en las horas de menor 
presión pueda ser compensada por un excedo de agua 
almacenada en el resto del día., 

Art. 133. — Cuantío por cualquier circunstancia so 
notare que el servicio directo consentido en \?;f condi- 
ciones del artículo anterior no fuera, a juivio de 1a 
Oficina, suficientemente regular para garantizar el 
buen funcionamiento de las instalaciones, el propicia» 
rio deberá establecer la elevación automática del .igua, 
dentro de los plazos que se le fijen. 

Capítulo 11 

Conexiones, ''lia ves maestras y de paso 



Art. 134. — La provisión de agua domiciliaria se ha¿ 
rá por medio de uno o más' caños en conexión con la 
cañería externa. La Oficina fijará el diámetro, ubicad 
ción y cantidad de conexiones, tratando de reducirlas 
al menor número prácticamente posible y en forma 
que el servicio se preste eficientemente. ' 

Art. 135, — Cuando se acuerde para una finca pro-' 
vista de agua de poza o de cualquier otro origen, la 
conexión con la. red de distribución de agua corriente, 
el propietario procederá a colocar la instalación inter- 
na de cañerías, tanques, etc.. en forma que se cumplan 
las exigencias de la presente reglamentación. Al mismo 
tiempo se efectuará el cegado del pozó con interven- 
ción de la Oficina y en las condiciones establecidas en 
el artículo 16C9. 

Art. 135. — Se solicita rít la conexión para el servició 
de agua cuando esté terminada la instalación de las 
cañerías de agua y sus accesorios y hayan, sido apro* 
badas las inspecciones parcialcs c de estas cañerías. 

Art. 137. — Cada conexión externa para el servicio, 
de agua llevará una llave que se colocará en la acora, 
lo más cerca posible del límite de la propiedad, y cuya 
maniobra efectuará exclusivamente el personal do la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Na-, 
ción. 

La Oficina está facultada para instalar medidor en 
las conexiones de agua, cuando lo considere necesario. 
Art. 138, — La cañería de agua penetrará en la fin» 
ca, preferentemente, por los zaguanes y deberá colc-í 
carse, siempre quo sea factible, embutida en las pn re- 
des. Lo más cerca posible de la entrada, tendrá una 
llave de paso interna, de cuya maniobra y conserva- 
ción quedará encargado el propietario de la finca 6 
el ocupante que lo represente. Cada vez que, por cual» 
quier causa, se produzca una avería en lá instalación, 
se deberá cerrar esa llave. 

Cuando no sea posible colocar la llave de pa^o en 
la forma indicadn. la Oficina podrá consentir su coló* 
cación en la pared del frente del edificio, en una caja 
con llave. 

Art. 139. — En regiones intensamente frías, se podrá 
exigir la colocación, en lugar apropiado, de grifos do 
purga o dispositivos adecuados para evitar la rotura 
de la cañería por congelación del agua, cuyo manojo 
o funcionamiento quedará a cargo del ocupante del 
inmueble. 

Art. 140. — Cuando una conexión o servicio externo 
alimente varios departamentos, locales o pisos altos, 
además do la llave de paso, grifo de purga o dispo- 
sitivos que exigen ios artículos 138 9 y 12.09, so deberán N 
establecer otras en la conexión do cada uno de loa 
ramales. Estos accesorios se instalarán en lugar aceten 
sitie y quedarán a cargo del ocupante del depártame»' 
to, local o piso al cual surta el respectivo ramal. í 

Art. 141. — Las redes internas í alimentadas por co- 
nexiones distintas aeran mantenidas incomunicadas en» 



Z n nt T\ S& 5* ab0I T^ a . a Aam,ntotracWn General t re sí, salvo casos muy especiales que la Oficina «1. 
de Obras Sanitarias de la Nación el importe de las t 01 ¡ ce . 



obras construidas por ella, de las cuotas vencidas en 
el caso de construcción de obras domiciliarias a 
plazos, de los servicios sanitarios, de los recargos, 
de las multas y de toda suma que se le adeude por 
cualquier- otro concepto. 

La obligación do pago a que se refiere el párrafo 



Capítulo 111 

Deposites de bombeo y depósitos de reserva 



Art. 142. — Los depósitos de bombeo y los de re« 

„„*■« ~ 1 , . serva serán córralos, perfectamente estancos y debe- 

anterior no alcanza a las cuota*; no vencidas rlp la t ¿- * ■, < -.. ■ 

luuus nú í^nciaas ae ja r / in satisfacer las siguientes condiciones: 



deuda por construcción de obras domiciliarias a pía- j 10 Tendrán dimensiones proporcionadas a la caña- 
zos en los casos en que la Administración General d ad de agua que deban proveer y su capacidad «tÜ 
de Obras San.tarias de la Nación autorice el mante- serfi . por i G menos, aproximadamente igual at consíw 



n ¡miento de las facilidades otorgadas. 

En el certificado la Oficina dejará también cons- 
tancia de las obligaciones contraídas en caso de existir 
servicio en común o por prolongación en la forma 
prevista en los artículos 59, 69 y ;C\ 



mo que corresponda a veinticuatro horas. 

29 Serán colocados en sitio de fácil acceso. l 

39 En su construcción se utilizaran materiales quei 
no puedan afectar la calidad del agua. 

49 Cuando tengan capacidad para cuatro mil lttrOEÍ 
o mas, deberán ser divididos en dos partes igualesj 
mediante un tabique interior, dispuesto en forma QUq 
permita el agotamiento y limpieza de uno cualquiera 
de los comportamientos así formados y atender el sef" 
vicio con la reserva acumulada en el Giro, Lng cañerías 
de bajada deberán combinarse en' forma que permita 
cumplir ese propósito. ! 

59 Los depósitos tendrán tapa con cierre hermítícOj 
niiíi -> i„¡„in ,i« i„ ni- ■ 1 •- ubicada debaje del nivel del agua, para facilitar la 

;2 C, ° de ,a OC 7 a i la I™ " lo Pumita. el , ] im p ie;!a y 8eran colocados de modo que puedan ser 
agua podra ser suministrada a todas las canillas de «visados en su parte externa, incluso el fondo. 



AGUA 



TITULO II 

PROVISIÓN DOMICILIARIA DE 
Capítulo T 

Forma de abastecimiento 
Art. 133. — En los edificios de planta baja, siempre 



:3L 
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*fiv La ventilación se hará al aire libre» mediante tin ! timlentos impermeable* adecuados para evitar perjui- 
.JÜo- do Támetro adecuado, no inferior a 0.025 necios por humedad- en paredea propiaa y do inmueble* 



ubicado en- la parto superior, curvado hacía abajo 
en su> extremo libre y resguardado con tela metálica 
bn dicho extremo. # .?■*■•> 

* . 79 La entrada de agua, al depósito llevara, un dispo- 
sitivo automático para impedir que el depósito pueda 
desbordar y que el agua contenida en 61 -pueda retro- 
. ceder por la cañería de subida. 

89 Llevarán en su parte superior y en proximidad 
del dispositivo do entrada del agua una tapa de 0,25 
x 0.25 m,. sellada y precintada por la Oficina y que 
¿61o podrá ser abierta por. el Inspector para compro- 
bar el estado do limpieza del depósito y la calidad 



' linderos.. 



Capítulo V 



Servicios! especiales de agua corriente 

Ar j-. 152. — La Administración General de Obras Sa-- 
nitarias de la Nación podrá conceder, con las condi- 
ciones y restricciones que imponga en cada caso par- 
ticular, servicios domiciliarios especiales de agua, co- 
rriente para construcción, contra incendio, riego, usots 
industriales ajenos a la elaboración de artículos all* 

oar ei esmuw u« .,.«p. u «».«« — . , - menticios y para cualquier otra finalidad que cortsl- 

del agua Cuando razones de fuerza mayor obliguen dere procedente. Dichos servicios especiales se ajus- 
a remover esa tapa el propietario dará aviso a la taran a las prescripciones de este Reglamento, tari- 
Oficina dentro de las cuarenta y ocho horas para que fas respectivas y normas de carácter general que el 
sea repuesto el precinto.. : Consejo de: Administración determine. 

99 El fondo de los depósitos tencjrá pendiente ade- j . Art 153. — El propietario, o el constructor podra 
cuada hacia el caño de salida, en forma tal que impida j usar para la ejecución de la obra agua do pozo o. de 
la acumulación de sedimentos y permita su vaciado cualquier .otro origen, previa comunicación a la Ofi- 



tota!. . ..-.,.- l . . 

'.10. El caño, do salida tendrá. Jlavc d© paso, y entre 
ella y el depósito, se Colocará un ramal provisto de 
llave apropiada para .facilitar el rápido agotamiento 
y la limpieza, 

Art. 143. — Cuando exista la posibilidad de interco- 
municaciones peligrosas entro artefactos, alimentados 
por una misma cañería d'e bajada, del depósito de re- 
serva, deberá instalarse en ella un dispositivo ruptor 
de vacío de acción segura. . . 

¿rt. 344; — Salvo casos especiales que Ja Ofieinn con- 
sienta, queda absolutamente prohibido establecer caño 
do desborde en los depósitos. 

Art na. — Está permitido el uso de depósitos ds 

amia con tapa superior suelta para la reserva de ' agua _ ~- „ Mn -,i 

Snada exclusivamente para la limpieza de inodoro*. ¡ construcción, deberá abonar ^ ?» concepto J» J«"^ 
-bidé?, minutónos o para fines' industriales ajenos a miento de gastos de administraron, el 6 ,0 del iro 



ciña. ■ ,. 

Si se quisiera utilizar el servicio de agua que. presta 
la Administración ' General de Obras Sanitarias de la 
Nación, el propietario o el constructor deberá solici- 
tarlo previamente' a la Oficina. 

En cualquiera de los dos casos deberá darse aviso 
por. escrito del comienzo y . de la terminación de la 
construcción. Si no se cumpliera con esta obligación: 
el propietario incurrirá en multa de veinte a doscien- 
tos pesos moneda nacional sin que su aplicación lo 
releve del recargo en que pueda haber incurrido por 
mora en el pago del importe del agua para construc- 
ción qu<? le liquide la Oficina, .de acuerdo con las ta- 
rifas en vigor. 

Si el interesado desistiere del pedido de agua para 



la alimentación y bebida." 

La Oficina podrá consentir la subsistencia de depó- 
sitos que, por haber sido instalados de acuerdo con 
anteriores reglamentaciones, no cumplan todas las exi- 
gencias establecidas en este Capítulo, siempre que, a 
su juicio, las condiciones higiénicas de los mismos asi 
lp permitan. En caso contrarío podrá disponer que se 
ejecuten las modificaciones que estime necesario para 
que-cllos ofrezcan las seguridades exígibles desde el 
punto de vista higiénico. . 

'.' Capítulo .IV 

v 

''"' ' Instalación de cañerías y artefactos 



í En ningún caso la. Oficina se hará responsable por 
deficiencias de funcionamiento o desperfectos que pue- 
dan producirse, en esas instalaciones por falta de agua. 

Art. 15S. — La Administración General de Obras 9a* 
hitarías de la Nación podrá modiifear las condiciones 
en que haya concedido agua corriente para usos espe- 
ciales. Interrumpir su prestación por el tiempo que 
determine y aún suprimirlo definitivamente cuando, 
a su juicio, las exigencias del sen-Icio a su cargo lo 
hagan necesario o conveniente. 

Art. 159. — El Consejo de Administración podrfi 
aplicar multas do cincuenta a quinientos pesos al pro- 
pietario del inmueble -en él cual se infrinjan, en cual- 
quier forma, las disposiciones que deban cumplirse en 
el uso de los servicios especiales que conceda, sin per- 
juicio de disponer su supresión si lo estima proce- 
dente. ■ .i - : 

Art. 160. — El Consejo de Administración podrá 
aplicar multa de basta mií pesos moneda nacional al 
propietario del inmueble en el cual se utilizara el ser- 
vicio de agua corriente para usos especiales que no 
le hubieran sido concedidos, expresamente por la 
Oficina y disponer las ' /rovidencias necesarias para 
suprimir de' inmediato la infracción,' sin perjuicio' do 
exigir él pago del importe del agua consumida en 
esos usos no autorizados, de acuerdo con las tarifas 
en vigor. La estimación del volumen de afi^^ con- 
sumida será practicada .por Ja Oficina. . ¡ , 

■ Si la infracción fuera cometida por un estableci- 
miento de cai'ácter industrial, el importe de la multa 
podrá elevarse hasta diez mil pesos moneda nacional. 

'Las disposiciones de esto artículo se aplicarán tam- 
bién en caso de utilizarse para usos especiales el' agua 
corriente de otro inmueble sin que ello hubiese sido 
expresamente autorizado por la Oficina. El Consejó 
do Administración podrá aplicar al propietario de 1 ese 
otro inmueble una multa de hasta quinientos pesos 
moneda nacional, salvo que ambos predios sean de) 
i mismo dueño. 



Capítulo VI 

Servicios especiales con agua de pozo 
o de otras fuentes 



competente de la localidad. 

''•'Art. 1J5. — -Ningún caílo del servicio de agua podrá ¡ 29 Las conexiones estarán provistas de llave de paso 
ser colocado de modo que atraviese una cloaca, chi- \ y serán exclusivas para el servicio de incendio, pu 
menea, albañal o sumidero, o que pase por sitio / en 
que, en caso de producirse algún' desperfecto en el 
caño, el- agua pueda contaminarse o. escapar sin ser 
notada. . ■ ¡ ■ => - 

f Art. 147. — El ramal de agua corriente que surta 
a todo inodoro, mlngltorlo,/ bidé, lavabo,- bañera' o 
cualquier otro artefacto, primarlo o. secundario, que 
por sus características mieda- provocar una conexión 
peligrosa entro el agua- de-las cañerías' quo lo ali- 
menten y el agua servida que contengan, pcrniitiendo 
o facilitando el retroceso del liquido cloacal o de. las 
aguas servidas hacia las. cañerías de agua- corriente, 
deberá partir a un nivel superior, al máximo que 
pueda alcanzar el líquido en el artefacto y catar pro- 
visto de algún dispositivo aprobado para romper el 
vacío, o evitar en cualquier forma apropiada el peli- 
gro de contaminación 



porte de la liquidación formulada al efecto. 
. Art. 154. — La Administración General de Obras-Sa- 
nitarias" de la Nación podrá conceder servicios de agua 
contra incendio para establecimientos públicos, indus- 
triales . y, en general, para todos aquellos inmuebles 
que las ordenanzas municipales o autoridades com- 
petentes lo exijan. 
La solicitud lobera «r Ornato por ct . »~*«££° . _ Aaminlstraoión gmmx „ „ rM s¡( , 

^ n Ttol^l^^l"T^J^ír^l\n^as de .a Naoioa podra autorizar o! emplea d. 

1 , ; - , , , * ■••-„;,„ i rt „ ww.nitji+nc ni. agua de posos o de otras fuentes de provisión, cuati* 
yodada. Se. deberá, además, Henar los rcqmsitos »- . £ ^ u ¿ |e(t para rieg0 para 1lS0 industrta1 y n0 

gU £ n Ss Plaoos y la memoria descriptiva tendrán la constituya un peligro para la salud de 1» personas 
aprobación del Cuerpo de Bomberos o de la. autoridad ^ p, * ra - Ia * ^^ subtcprílneas 



diendo ser directas a las llaves, o alimentar un tánquo 
elevado de reserva-, destinado a esc fin. 

La Oficina podrá 'autorizar un servicio mixto deri- 
vando de la- cañería de entrada al tanque los rainales 
necesarios para surtir a los depósitos del servicio do- 
miciliario. 

39 Las -conexiones 'estarán provistas de un medidor. 
Los gastos do conservación y control serán abonados 
por el propietario del inmueble en que esté instalado,' 
en la forma que determinen las tarifas en vigor. 

49 El propietario del Inmueble abonará, previamente 
a la devolución de los planos correspondientes, el im- 
porte de la conexión completa, de los trabajos a que 
diere- lugar su instalación y do los derechos de apro- 
bación de planos y de inspección de obra. 

Art. 155. — Cuando se haya hecho uso del agua sin 

„ v- ......... haber ocurrido incendio, el propietario del inmueblo 

Las canillas de servicio' se ubicarán de modo que , pagará el volumen registrado por el medidor, do 

„..-.. . . ___»■■. 11- * j_ „1 vt„.-.no4-a mía ílntwtfllnMl I.'IS tíirl f^S 



evite toda posibilidad de contaminación. 

-Árt. 143. — Cuando se desee prescindir de la colo- 
cación de los dispositivos a que hace referencia el 
artículo i 4 79, en artefactos, que lo requieran, éstos 
deberán "tener características especiales que aseguren. 
a juicio de la Oficina, su funcionamiento sin peligro 
de contaminación; en su defecto la alimentación de 
agua a osos artefactos se . efectuará por medio de 
depósitos independientes de los destinados a almacenar 
el agua para los demás artefactos. 

.Art. 149. — Toda la cañería para el servicio domici- 
liario de agua será de material aprobado, con caracte- 
rísticas adecuadas para ol uso que en cada caso deba 
satisfacer. Deberá ser recubierta con un revestimiento, 
también aprobado, para preservarla de la acción corro- 
siva de los morteros y de las corrientes eléctricas, y 
-sometida a las pruebas que el Consejo de Administra- 
ción determine. ' 

. Cuando so instale en la tierra, la cañería de plomo 
; Sebera ser protegida en forma conveniente para evi- 
tar su deterioro. 

No se permitirá el uso dé cañería de plomo, para 
eí servicio de agua callente, salvo en los casos espe- 
ciales que determine la Oficina. 

: Art. 150. — Los aparatos para elevar la temperatura 
del agua serán elegidos por el propietario, bajo su ex- 
clusiva responsabilidad, y deberán ser cambiados toda 
vez que la Oficina lo juzgue necesario. 

Todo artefacto que se utilice para calentar agua y 

fciuo produzca gases deberá disponer, para la expulsión 

" de éstos, de una chimenea que desemboque en patio. 

terraza o azotea abierta y cuyo diámetro mínimo será 

de 0,100 ra. 

( Para la aprobación final de las cañerías para agua 
'tállente, se verificará el funcionamiento do la instala- 
ción con todos los tanques llenos de agua, haciendo 
abstracción de los aparatos elegidos por el propietario 
■ para elevar su temperatura. 

Art. 151. — La instalación de artefactos y accesorios 
Bel servicio de agua corrientes completará con reves- 



acuerdo con el importe que determinen las tarifas 
en vigor. 

El propietario tendrá derecho de ensayar (.1 funcio- 
namiento de los equipos y de efectuar la limpieza ;de 
los tanques dos veces por año sin abonar el Importo 
del agua; a tal efecto dará aviso a la Oficina para 



Dentro del radio servido sólo ; se podrá utilizar para 
la bebida y para la elaboración de sustancias alimon- 
ólas el agua que provea la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, salvo en los casos espe- 
ciales que la misma expresamente autorice. 

■ Art. 362. — La Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nación practicará inspecciones periódi- 
cas para comprobar si el agua de los pozos o de las 
otras fuentes a que, se. refiere el ..artículo 1619 ,so 
destina para los usos áutoriíadoa y podrá aplicar mul- 
tas -de doscientos a mil pesos moneda nacional al 
comprobara infracción al respecto, sin perjuicio de or- 
denar la Inmediata obturación del pozo o anular. el 
permiso de utilización de la otra fuente. 

Estas multas podrán elevarse hasta diez mil pesos 
moneda nacional si se tratara de establecimientos de 
carAcler industrial. / 

Art, lCít, — El Administrador General podrá dispo- 
ner' análisis de las aguas de pozos existentes con el fin 
du comprobar el estado de los mismos. 

Si resultara del análisis que el agua de la capa 
utilizada está contaminada por causas ajenas a la' per- 
foración, podrá permitirse su .conservación siempre que 
sea utilizada para fines exclusivamente industriales y 
en circuito cerrado. , r . 

Si se comprobara que, por' cualquier circunstan- 
■ cia, se comunica una capa contaminada con otra 



que ella fije la fecha en que deba verificarse esa que n o lo esté, se procederá a subsanar dicha defi- 
operación. ¡ ciencia y se mantendrá el pozo en observación, ex- 

Cuando se disponga de servicio mixto con medidor trayendo la mayor cantidad de agua posible durante 
, ., = »_ *:„-„ „,* A**,,,.',** n «i nfinsiimn ! c j término que' la Oficina establezca. 



y ocurra incendio en la finca, se deducirá del consumo 
registrado el volumen que se estime haya sido nece-. 
sario para combatir el siniestro. 

Art. 156. — La Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nación podrá conceder, a solicitud del 
propietario, servicios especiales. de agua corriente para 
riego cuando, a su juicio, las condiciones generales 
del servicio de provisión de agua lo permitan y no 
afecte el normal abastecimiento de agua para el ser- 
vicio domictiiario de otros inmuebles. 

Cuando se trate de inmuebles destinados para vi- 
vienda y la superficie de terreno para cuyo riego se 
desee utilizar' el agua corriente no exceda del límite 
que el Consejo de Administración determine, la Ofi- 
eina podrá consentir ese uso, siempre que las insta- 
laciones respectivas cumplan todas las disposiciones 
del presente Reglamento, 

Art. 1ST. — Cuando se desee utilizar el agua co- 
rriente para usos Industriales ajenos a la elaboración 
de artículos alimenticios, el propietario deberá consig- 
nar claramente la naturaleza de la Industria, el conau- 
mo de agua que Prevé y cualquier otro dato comple- 
mentario que la Oficina le requiera. 

Las máquinas, calderas y otros aparatos para uso 
industrial se surtirán do agua por medio de depósitos 
instalados para ese objeto, salvo casos de excepción 
en que la Oficina, por la reducida capacidad de aque- 
llos elementos, autorice su alimentación directa. 

Se deberán Intercalar dispositivos aprobados para 
evitar el retroceso y diferencia de presión dentro de 
la cañería^ *~ 



Si transcurrido ese término no mejoraran las con- 
diciones del pozo, éste deberá ser cegado en la for- 
ma que establece el articulo 1659. 

Art. 164. — Si el interesado no ejecutara los 
trabajos necesarios para corregir deficiencias en 
pozos existentes dentro de plazo que la Oficina lo 
indiqué, incurrirá en multa de quinientos pesos 
moneda nacional y si, .transcurridos treinta día« 
más, no cumpliera las instrucciones impartidas, la 
Oficina procederá a cegar el pozo de oficio y por 
cuenta del interesado. 

Art. 165, — Cuando la Ofisina comprobara que 
un pozo perforado, 'construido en condiciones re- 
glamentarias o cuya conservación hubiera sido au- 
torizada, se encuentra en desuso. Intimará eu obtu- 
ración al propietario del inmueble o, en su defecto, 
le exigirá sellar la extremidad superior del caño 
de perforación, colocando una tapa que será pre- 
cintada por la Oficina. 

Cuando el propietario desee rehabilitar un pozo 
sellado, deberá solicitarlo previamente a la Admi- 
nistración General ae Obras Sanitarias de la Nación. 

Art. ICO. — La obturación ele pozos perforadoa 
se hará rellenándolos con pedregullo y cascotes has- 
la la parto superior o techo de la capa utilizada;- 
a partir do ese punto se inyectará pasta pura do 
cemento portiand suficientemente fluida, retirando' 
simultáneamente la cañería, ¿. 
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sin perjuicio de los demás 'requisitos 'que impon- 
era el Consejo de Administración cuando lo juz- 
as«a . guc necesario. 

e) Quienes satisfagan las pruebas de competencia, 
en las localidades en que la Administración Ge- 
neral resuelva llamar a' examen dé acuerdo con 
las disposiciones que apruebe en oportunidad el 
Consejo de Administración. 
Art. 171. — Podrán inscribirse como empresas cons- 
tructoras de pozos profundos las entidades que se en- 
cuentren inscriptas en si Registro Público de Comer- 
cio y -designen representante técnico a uno o a varios 
constructores inscriptos en la niatríoula correspon- 
diente. Esas empresas podrán cambiar de represen- 
tanto tecnicc y sustituirlo por otro u otros que reúnan 
la condición expresada precedentemente. 

Art. 172. — Tara responder al pago de las multas 
y de los trabajos que la Administración General do 
Obras Sanitarias do la Nación deba efectuar por cuen- 
ta de los matriculados, en los casos' previstos por esto 
Reglamento, deberán constituirse lojs.sigufent.es depó- 
sitos de garantía: 

a) Dos mil pesos moneda nacional para los cons- 
tructores de pozos profundos. 

b) Cinco mil pesos moneda nacional para las em- 
presas constructoras de pozos profundos. 

Art. 173. — Para perforar nuevos pozos o para mo- 
dificar los existentes el propietario presentará una so- 
licitud en la cual conste: 

a) La ubicación de la propiedad en que se proyecte 
* construir o modificar el pozo. 

b) El diámetro y la profundidad del pozo. - 

c) El uso a que. se destinará el agua. 

d) El nombre del propietario. 

e) El nombre del constructor o de la empresa cons- 
tructora que ejecutara el trabajo. 

Art. 174. — Con la solicitud mencionada en el ar- 
tículo 173 se presentará un presupuesto' detallado del 
trabajo que se proyecte ejecutar y dos .ejemplares en 
tela transparente del plano de detalle' que indique: 

a) La posición del pozo dentro del inmueble. 

b) La ubicación de los otros pozos existentes, si los 
hubiere, de los pozos negros, aljibes u otra obra 
análoga. 

c) La cota del terreno donde se desee perforar el 
pozo. f 

d) El corte longitudinal del pozo a construir. 
_.. fi > Ea forma en que propone ejecutar el trabajo. 

Obras Sanitarias de Ja Nación, signifique la I ^os planos serán dibujados en ■ eSteala de 1:100 u 
posesión de capacidad suficiente como para ser 0ÍTa adecuada a las dimensiones del inmueble y en 
admitido en esta matrícula. i los colores y referencias convencionales; su forma, 



Capítulo 'VH 

Perforación do pozos para captación de 
de capas profundas o ascendentes . 

Art. 167. — La, Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación intervendrá en !a construc- 
ción do posos para captación de agua subterránea 
y en la conservación o el cegado de los existentes 
en las localidades en que preste servicios y en las 
que haya iniciado la ejecución de instalaciones para 
prestarlos. 

Art. 1CS. — ' Queda prohibida la construcción de 
pozos a cualquier profundidad para la captación de 
agua, dentro del radio servido o por servir, sin 
permiso de la Administración General de Obras Sa- 
nitarias de la Nación, desde la fecha en que ella 
Inicie la Oon&trucción de obras para abastecer de 
asna potable a la localidad o se baga cargo de un 
servíalo ya existente n ese efecto. 

Igual prohibición alcanza,- desde la misma fecha. 
a. los Pozos que so dose« efectuar a menos de qúi- 

. nicnlos ...mclr.os de distancia.de las fuentes de pro- 
. visión que se, utilicen ,o se hayan de utilizar para 
dicho servicio, 

Art. ICO. t~ ,,La Administración General de Obras 
Sanitarias .de la Nación podrá aplicar multas de dos- 
c.i<míos ji_.mU.-p.esos moneda nacional cuando com- 
probara la .existencia de dozop no autorizados, sin 
perjuicio Je. ordenar la inmediata obturación do 

.ellos. ,. 

Estas multas podrán elevarse hasta diec mil pe- 
sos moneda nacional si se tratara de establecí mi en-, 
toa do carácter industrial. 

A. -t. 170. — Las perforaciones que se practiquen 
«m iso de las autorizaciones que se confieren, serán 
rjoei tadas con intervención de constructores Inscrip- 

'to.'» i >n la matrícula respectiva, a quienes afectarán 
todas las disposiciones, obligaciones y penalidades 
fstabl acidas para los constructores de obras domici- 
liarias, en cuanto se refiere a sus relaciones con la 
Oficbm y su personal, s. integración de depósito do 
I/aran tía, cíe. 

Podrán matricularse como constructores tic pozos 

;pro fu n d os : 

a) Quienes posean título, diploma o certificado de 
estudios cursados en algún instituto del Estado 
que, a juicio de la Administración General de 



' b) Quienes, sin poseer título habilitante, bajan e*- p | dimensiones, ordenamiento, plegado y forma de prc 



tado Inscriptos como constructores de pozos sc- 
.'". ■ mlsurgentes de acuerdo con reglamentaciones an- 
teriores, siempre que la cancelación de -la ma- 
trícula se hubiera efectuado a su pedido y no 
Hubieran transcurrido más de diez años desde 
la fecha de esa cancelación. 
., c) Quienes hubieran aprobado ante la Oficina el 
examen de competencia con anterioridad a la 
vigoncia.de este Reglamento y no hubiesen soli- 
citado su inscripción, siempre que no hayan trans- 
currido más de diez años desde aquella apro- 
bación. 1 " 
' d) Quienes, sin poscertítulo habilitante, hayan des- 
empeñado, eii forma 'continuada y con conducta 
■inobjetable, cargos técnicos especializados en la 
Administración Genera! de Obras Sanitarias de 
la Nación o en otras reparticiones del Estado 
Nacional o 'provincial, acreditados en forma fe- 
haciente, que a juicio del Consejo de Adminis- 
tración signifiquen la posesión do condiciones su- 
ficientes para -ser admitidos en esta matrícula,' 



sentación general serán establecidos por la Oficina. 

Uno de los mencionados ejemplares quedará en po- 
der de la Oficina y el otro será devuelto al interesado 
con la aprobación respectiva, previo pago del 4 % del 
importe del presupuesto en concepto "de derechos de 
inspección. 

Los Planos y el presupuesto respectivo deberán ser 
firmados por el propietario y el constructor o empresa 
constructora que se hará cargo del trabajo. 

El constructor o la empresa constructora intorvl- 
nicntc serán responsables por las inexactitudes en las 
medidas, niveles y demás datos que contengan los 
piarnos. 

Art. .175. — Podrá prescindirse de la asistencia de 
constructor matriculado para la ejecución de trabajos 
complementarios, sellados, obturaciones y rehabilita- 
ción do Perforaciones cuando, a Juicio do la Oficina, 
la. escasa importancia de esos trabajos así lo justifique. 

En esos casos, el "propietario debe hacerse cargo 
personalmente del cumplimiento dé todas las diligen- 
cias y trámites que hubieran" correspondido al cons*, 
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truetor matricnVí* y, cu caso de incumplimiento, se 
hará pasible de las sanciones previstas para <st<! y 
que le fueran aplicables. 

Art. 17G. — La Oficina correspondiento dicta minará; 
dentro de los quince días siguientes al de la presenta- 
ción de Jos planos* sobro las obras de perforación 
proyectadas, aprobándolos ó indicando la naturaleza 
de las modificaciones a introducir. 

Art. 177. — Concedido el permiso para la perfora- 
ción del pozo, el constructor a cargo de la obra d^berft 
dar aviso con tres días de anticipación, por lo monosV 
de la fecha en que dará comienzo a la perforación," 
y la Oficina rigilará, por medio do los inspectores, 
la ejecución del trabajo el cual deberá realizarse de 
acuerdo con las disposiciones de esto. Reglamento & 
con las indicaciones que en cada caso se hagan rfl 
constructor, quien estafa obligado a efectuar todas 
las pruebas y ensayos que se fe fndiquen. 

Los inspectores tendrán todas las prerrogai ivas y" 
obligaciones establecidas en el Título I de este Regina 
monto. ■ 

Art. 17S. — Los pozos podrán tener o no antepozo. 
Cuando éste no se construya. lá perforación se hará 
desde el nivel del terreno natural, con un diíimctro 
inlcitil suficientemente amplio para permitir tantán 
cntubaciohes como sean necesarias para llegar a la 
profundidad proyectada y llevar a cabo las operacio- 
nes de sdlladó'y cementado, instalación de aliñadores, 
columna filtro, construcción de filtro de gravilla, efe, 
que se haya, previsto realizar. 

Se deberá proceder a un aislamiento eficiente do* 
las capas superiores a Jas que se aprovecharán, Dicha 
aisjación se producirá por clavamiento forzado de la 
cañería, o por cementación cuando así lo exijan las 
características de la misma o del lecho impermeable. 
En cada oportunidad en. que deban "aislarse capas. 
el constructor dará aviso a la Oficina con anticipación 
suficiente y ejecutará él trabajo en presencia <V1 Ins- 
pector; Producida la aislación, el constructor demos- 
trará la eficiencia de. ésta agotando el pozo o haciendo 
descender el nivel del agua dentro de la perforación 
en la medida que la Inspección Indique; si después' 
de veinticuatro horas no ha penetrado agua o no hay 
variante de nivel, la aislación sel considerará satisfac- 
toria! Conseguida ésta, el constructor podrá proseguir 
los trabajos. ' 

Art. 179. — Kn caso ; de construirse antepozo, ésto 
deberá ser perfectamente estanco, reunir las condicio- 
nes de estabilidad necesarias y estar convenientemente 
ventilado. El borde superior tendrá, sobre el sucio, al- 
tura suficiente para evitar !a entrada al pozo dc'a'sun 
de lluvia o de cualquier otro origen y la tapa o 'i^rre 
del antepozo deberá ofrecer suficiente garantía d** se- 
guridad. 

Si el antepozo interesare el primer estrato imper- 
meable y éste constituyera el techo do la capa a 
captar, el fondo de aquél deberá quedar sobre un 
espesor mínimo de estrato impermeable de 0,50 m. SS 
la capa a utilizar fuera más profunda, el ante pozo 
podrá tener la profundidad técnicamente necearía' 
Para la explotación del pozo, perc- en su construcción 
deberán adoptarse las providencias pertinentes para 
la aislación de las capas superiores atravesadas. 

Una vez terminado el antepozó, se procederá a 'a 
ejecución de la perforación -.en. las; mismas condiciones " 
indicadas en el artículo 17S. 'i 

Art, 180. — Xa columna de aislación' del pozo, cuan- 
do la hubiere, deberá estar '"formada por 'caños de ma- 
terial apropiado a juicio de la Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación, lo misino mw' la 
columna de filtros. 

En casó de colocarse cañería filtro se bajará pre- 
¡amciite una cañería de maniobra hasla la piofun- 
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Dirección General de Economía Comercial (Dirección 
jde Vinos), propone ampliar el alcance do la Resolu- 
ción N9 1. 770/53 M.I.C.N., y CONSIDERANDO: Que 
'los distintos sectores do la industria solicitan se con- 
sidere la situación de los vinos comercializados tradi- 
ciónalmentc como "finos", y que, aún habiéndose ela- 
borado con una .técnica cuidadosa y acusando caracte- 
rísticas superiores, rio pueden calificarse en tal carác- 
ter "por no provenir dé variedades catalogadas "finas" 
en la Resolución N 1 ? 166/53 M.I.C.N.; Que. en dicho 
caso, se encuentran algunas elaboraciones realizadas 
en anos anteriores con variedad Malbeck, incorporada 
ni grupo de uvas "finas" por' Resolución N9 264/54 
MM.C.NT.; Que respecto de esas elaboraciones, corres- 
ponde considerar los casos en que ha existido una 
evidente restricción para expender volúmenes habi- 
tuales de vino considerado "fino" antes del ordena- 
miento y que pueden volver a asumir esa categoría 
de acuerdo a la Resolución N"? 264/54 M.I.C.N.; Que 
isimísmo debe reglamentarse la certificación de la ca- 
tegoría "reserva" para los mismos productos que, aun 
tuando no hubieran sido elaborados exclusivamente 
eon variedad Malbeck, deban a ésta sus características 
luperiores: Que la incorporación al mercado de los 
nuevos volúmenes que se certificarán por la presente, 
teonseja levantar el plazo establecido en el aparta- 
do 29, "in-fine", de la Resolución N9 1.779/53 M.I.C.N.; 
Por ello, y atento a las facultades conferidas por De- 
troto N9 1G. 024/50, 
El Ministro <Ic Industria y Comercio de la Nación 

Resuelve : 
" 19 — Eos bodegueros que desde el año 1347 al pre-^ 
>ente, hayan expendido exclusivamente vinos "no co- 
piuncs'V podran solicitar la certificación como "finas" 



riedad Malbeck exclusivamente o mezclas de ésta con 
otras variedades finas. 

20 — Las exitencias en poder de bodegueros, do 
vinos elaborados en 1951 con variedad Malbeck y no 
más del 25 % de variedades comunes, podrán certifi- 
carse como "reserva". 

30 — para las certificaciones previstas en los dos 
apartados anteriores deberán cumplirse los requisitos 
que establece el apartado 29 de la Resolución número 
1.779/53 M.I.C.N., relacionándolas a las categorías quo 
se desean registrar. 

El solicitante deberá comprobar la propiedad de los 
vinos cuya certificación se gestione, la que no podrá 
ser inferior a seis meses desde la vigencia de la pre- 
sente. 

4? — La Subsecretaría de Industria y Contralor Co- 
mercial podrá considerar comprendidos en el régimen 
de la presento resolución los casos de firmas tradi- 
cionales en el expendio de vinos "no comunes", que 
no se ajusten estrictamente a las condiciones del pri- 
mer apartado. 

5 o — Déjase sin efecto el plazo establecido en el 
último párrafo del apartado 29 de la Resolución nú- 
mero 1.770/53 M.LC.N. 

t>9 — Regístrese, comuniqúese, publíquese, hágase 
saber a los señores Gobernadores de Provincias, Te- 
rritorios Nacionales y Gobernación Militar de Como- 
doro Rivadavia y Marítima de Tierra' del Fuego y a 
la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abas- 
tecimiento y a sus efectos, pase a la Dirección General 
de Economía Comercial (Dirección de Vinos) y a la 
Dirección Nacional de Abastecimiento. Cumplido, ar- 
chívese. 

Aimmdarain 



didad que alcanzará el extremo inferior del filtro, la 
que deberá ser extraída una vez colocado éste. 

La parte inferior o fondo de la columna d^ fillros 
deberá ir cementada o llevar un tapón roscado inte- 
riormente o soldado. 

En los pozos existentes sin cañería filtro, se nodrá' 
autorizar, a solicitud expresa del propietario y bajo su 
exclusiva responsabilidad, la colocación de la misma 
sin cañería de maniobra, debiendo el espacio anula* 
entre la- columna existente y la de filtros ser lo sufi- 
cientemente amplio, a juicio de la Inspección, como 
para permitir la libre eritubación de esta última. 

La parte superior de la cañería de aislación se cor- 
tará a 0.20 m., como mínimo, sobre el nivel de! te- 
rreno o del piso del antepozo cuando lo hubiere. 

Si la columna de filtró no se prolongara hasla él 
exterior del pozo, la parte superior de la misma dev 
berá quedar, como mínimo, dos metros arriba del za- 
pato de la cañería de aislación, e irá provista do una 
empaquetadura adecuada, a juici^ de la Inspección, 
para el cierre del espacio anular ©.ntre ambas. 

Art. 181. — El pozo deberá ser vertical, permitién- 
dose una desviación qué: apreciada en la profundidad 
total de la perforación, no resulte mayor do cinco mí* 
límetros por metro. El constructor suministrará lo&_ 
instrumentos necesarios para efectuar las mediciones 
pertinentes. 

Art. 182. — Queda prohibido e! empleo de inyec- 
ción de agua para la construcción de pozos, salvo 
en los casos considerados en el artículo 183. 

Art. 183. — El Administrador General podrá auto= 
rizar,' a pedido del propietario, la realización do todajg 
o algunas de las diferentes etapas constructivas dé 
pozos, mediante procedimientos no contemplados eff 
los artículos precedentes, que sean de comprobada efi-' 
cacia y suficientemente conocidos y que, a criterio ffS 
las dependencias técnicas de la Administración Gene- 
ral de Obras Sanitarias de la Nación, cumplan Qpü 
los propósitos de este Reglamenta. ' -^~ 
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Avt. 1S4. . — En.caso ; d5 interrupción de los trabajos 
(Je eonsh-ucción de pozos durante un período mayor 
lo cinco Oías, el constructor deberá dar aviso ala 
Oficina de la suspensión de las obras y también de 
«u reanudación.. : ,.-, ... . , 

Art. 18f>. — Durante la, ejecución de la perforación 
el constructor deberá disponer de los elementos nece- 
sarios para determinar en cualquier momento el nivel 
piezométrico fie las . capas de .agua alumbradas, que 
anotará, cuidadosamente, como así también la natu- 
raleza, espesor y profundidad de .las diversas capas 
atravesadas y 'de . los mantos impermeables- que las 
separan, con el fin de .consignarlos en el plano defi- 
nitivo conforme a la obra, que quedará en poder de 
la Administración General .de Obras Sanitarias de la 
Nación. .listo plano. deberá ser presentado por dupli- 
cado en tela transparente, dentro de los veinte días 
a partir de la terminación de los trabajos, Junto con 
la liquidación de las obras ejecutadas, oportunidad en 
la cual se abonará ja diferencia de derechos que pu- 
diera corresponder, ' 

Art, 1S6. — Terminada la construcción de¡ pozo a 
entera satisfacción d ( c la Oficina, ésta hará practicar 
análisis del agua obtenida, .previo ingreso del. importe 
correspondiente. .'...,' 

Una vez conocido", el' resultado del.a^íU'sis el Admi- 
nistrador Cencral resolverá sobre la habilitación del 
POZO:"' ■ ',',-,.. ~ ■ V 

Tíiuio m 

.Desagüe cloacal domiciliario ■. 
Capítulo I — Cañería Principal 

Art. 1S7. — El diámetro de la cañería principal, ho- 
rizontal y vertical, de desagüe será fijado por la Ofi- 
cina respectiva, de acuerdo con la cantidad de arte- 
factos y con o I caudal .del líquido que deba desaguar, 
y no será menor dc:.0,100 m. 

Art.. 188. — Las cañerías de desagüe serán construi- 
das, siempre oue ello sea posible, en línea, recta. Cuan- 
do sea necesario, cambiar su dirección se intercalarán 
cámaras de inspección, o se emplearán caños curvo: 5 , 
los cuales podrán sor cortados convenientemente para 
obtener el ángulo de desviación necesario. La unión 
de las cañerías principales con sus ramales se eje- 
cutará mediante caños con ramal cuyo ángulo' de 
incidencia sea, como' máximo, de 45°. 

■ A.rt. ISA. — Siempre que lo permitan las caracte- 
rísticas de! terreno, la' cañería principal tendrá una 
pendiente uniforme y qué sea suficiente para asegu- 
rar oue ella se mantenga libre de depósitos. Para las 
cañerías de 0,100 m. dé diámetro esa pendiente no 
podrá ser' mayor de 1' en 20 ni menor de 1 e'n 60; 
para Jas cañerías de 0,130 m. de diámetro,' esa pen- 
diente no podrá ser mayor de 1 en 20 ni menor de 
1 en 100. ..''"'' 

En los punios donde sea necesario colocar curvas, 
ramales, sifones, etc., que puedan retardar la veloci- 
dad de los líquidos, seprocurará dar a la cloaca una 
pendiente algo mayor que la ordinaria. 

Art. 190. — Cuando no sea posible alcanzar tas pen- 
dientes mínimas indicadas en el artículo anterior, se 
instalaran aparatos especiales de' limpieza, destinados 
a- producir descargas periódicas de agua. 

Art. líll, — Los desniveles pronunciados podrán sal- 
varse mediante saltos a cuyas alturas límites serán fija- 
das j>or la Administración. General de Obras Sanitaria?" 
de la Nación. ■ .,' 

Arti 132. — Las zanjas deberán excavarse' con toda 
precaución, cuidando de no afectar la estabilidad do 
loy muros existentes;- tendrán el ancho estrictamente 
necesario y se ajustarán a las líneas y niveles deter- 
minados en el plano, aprobado. El fondo deberá ter- 
minarse de manera que ios caños tengan la pendiente 
establecida y apoyen en toda su longitud.cn suelo fir- 
me, salvo en sus uniones. 

Cuando el terreno sea poco consistente o la zanja 
haya sido indebidamente profundizada, deberá efec- 
tuarse una cimentación artificial o colocarse cañerías 
de^mat erial adecuado, a satisfacción de la inspección. 

Art. 193. — Los caños serán colocados con el mayor 
esmero -y de acuerdo.- con los lincamientos y niveles 
indicados en el proyecto. Es indispensable que queden 
firme y uniformemente asentados y que las juntas se 
ejecuten con materiales aprobados y resulten estancas 
e impermeables. l>ebe cuidarse especialmente que las 
juntas no formen en el interior del caño rebabas o 
salientes que puedan ser motivo de obstrucciones o 
de irregularidades en el. eseurrimiento. 

Art. 194. — Donde la naturaleza del terreno lo haga 
necesario y en los casos que la Oficina determine, se 
utilizará cañería de hierro fundido, o de cualquier otro 
material de características similares aprobadas para 
tal fin, con los enchufes asentados sobre una base 
adecuada, si fuera necesarlG. 

Art. 19S. — Cuando ia cañería o.e cloacas deba ins- 
talarse en el suelo de un recinto babitable se utilizarán 
caños de hierro fundido, o de otro material aprobado 
de características semejantes; en caso de usarse cañé- 
rías de material vitreo, cemento o similares, deberá 
revestirse la cañería con una capa uniforme de mor- 
tero, compiles! o de una parte de cemento portland 
y seis partes de arena, cuyo espesor no será inferior 
a 0,10 m. en 'cualquier punto que se lo mida. Las 
formas do protección indicadas no serán necesarias 
cuando las habitaciones tengan piso de baldosa owo- 
paico, o contra pisos de hormigón. 

Art. 135. — Cuando la cañería de cloacas deba ins- 
talarse cruzando un muro, o construcción similar, se 
practicará una abertura con una luz libre de 0,15 m: 
como" mínimo, entre el muro y el caño, en todo el 
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Buenos Aires, 24 de junio de 1954,- ' 

CONSIDERANDO: Que resulta indispensable actua- 
lizar* las 'disposiciones contenidas en el Edicto- sobre 
"Toques de pito, sqñales y distintivos' 1 , del 15 de 
julio de 1922, con el fin de incorporar al mismo la 
prohibición del uso de los colores adoptados por esta 
policía como característica de. su moderna flota auto- 
motor, asignada a funciones de seguridad; . Que de 
igual modo es conveniente extender la prohibición al 
empleo de' accesorios característicos de esos rodados, 
o de los utilizados por las ambulancias de la Asis- 
tencia Pública e instituciones sanitarias; Que los mis- 
mos fundamentos que en su época justificaron el ejer- 
cicio del poder reglamentario de policía de seguridad 
para la previsión de los actos comprendidos en el 
citado edicto, afirman la conveniencia de actualizar 
sus disposiciones en la forma indicada, ya que resul- 
tan evidentes las. razones de orden, segur idad.e. interés 
públicos, que las informan y obtener la Identificación 
rápida y. exclusiva de los vehículos de policía y sani- 
tarios; Por tanto, y en ejercicio.de la atribución con- 
ferida por el Estatuto de la Policía Federal (R.L.P.F. 
1), Ley ÍS^OSO,' artículo 7?, inciso a)., dentro de la 
competencia reconocida por el artículo 27 del Código 
de Procedimientos en lo Criminal, 

El Jefe 'de la Policía Federal Argentina, Ordena: 

Artículo -1? -—. Agregúese al Edicto "Toques de pito, 
señales. y distintivos", el siguiente: 
.. "Art. 3*? — 'Serán reprimidos con multa de $ 50.- — 



a $ 100.— m/n., o con arresto de quince a trelfiíS 
días: ' ' ¡ 

a) Los' propietarios de ^vehículos automotores §1$% 
los pintaren o hicieren pintar o usaren los yS 
pintados, con los mismos colores adoptados potf 
la Policía Federal para su flota automotor &Q 
seguridad: carrocería azul y techo azul celeste^ 

b) Los propietarios ds vehículos automotores Qxttí 
lleven en los mismos, el farol de luz roja intestj 
mitente, o la sirena o ambas conjuntamentÉSl 
adoptados para su uso por la Policía Federa! § 
ambulancias de. la Asistencia Pública o instlUSi 
clones sanitarias; 

c) Los propietarios de motocicletas que lleven 6SÍ 
las .mismas .el farol delantero de luz roja O Sí 
sirena, o ambas conjuntamente, adoptados PftfflSi 
su uso J 'p6r-la Policía Federal; ■ 

d) Los dueños o gerentes de empresas o corpofas 
clones particulares que adoptaren para uso (M 
los vehículos de las , mismas, los colores, faró^j 

. ■ o sirena a que se, refieren los incisos a) y fcJSj 

y en las motocicletas el farol o sirena menc2<JS 

nados en el inciso c). 

Art. 2' — -La disposición precedente comenzará! & 

regir a los treinta- días de su publicación, dentro &Q 

cuyo plazo los propietarios de los vehículos afectafloJÉf 

procederán a colocarlos en condiciones regla mentaríais 

Art. 3? — Comuniqúese al Ministerio deí InteriOÜ 

para su inserción en el Boletín Oficial; publíqufgái 

en la Orden del Día y archívese. 

.■*'■■ Miguel Gambo* '] 



perímetro. , de -éste. La abertura deberá estar conve- 
nientemente reforzada con un arco de albañilería u 
hormigón, .0 con armadura metálica, segdn sea pre- 
ferible. Si -la cañería debiera construirse inevitable: 
mente .próxima a construcciones que entrañen peligro 
para su estabilidad, deberá ser adecuadamente, prote- 
gida contra la posibilidad- de que sufra daño. 

I Art. 197. — Las cañerías de descarga de artefactos 
ubicados en pisos altos se ejecutarán mediante caños 

' colocados vertí cal mente y sujetos a las paredes del 

' edificio y, en lo posible, sin curvas. Para tomar la 

'dirección horizontal estas cañerías llevarán, en su parte 
inferior, un caño curvo especial con base de asiento, 

| Cuando estas cañerías se unan mediante ramal con 
la cloaca principal» deberán .tener un dispositivo de 
acceso para facilitar la desobstr unción del tramo ho- 

j rizontal, en caso necesario. 

Art, 198. — : Las juntas se ejecutarán, en cada caso, 

• con material adecuado cuyo uso haya sido autorizado 

■ por la Administración General de Obras 'Sanitarias de 

.la Nación. 

j Art. 19.9. — Al colocar cada caño debe alisarse inte- 

i riormente la, Junta y removerse todo cuerpo extraño 
que se haya introducido en la cañería, 

¡ ■ Si se ejecutaran las juntas con material de fraguado 
lento, ios caños no deberán ser tocados ni recibir 

i carga alguna durante las veinticuatro- horas siguientes 
a la ejecución de. esas juntas. 

j Art. 200. •■ — Al rellenar las zanjas con tierra se 

; agregarán capas de espesor reducido, apisonadas es- 

I meradamente y cuidando que los caños no se muevan 
ni sufran deterioros. La tierra deberá ser humedecida 
en el acto de apisonarla, en forma de conseguir. la 
perfecta consolidación indispensable para asegurar la 

, protección de los caños y evitar cualquier hundimiento 

1 de los pisos. 

Art. 201. — • En edificios con instalaciones aprobadas, 
cuando se cierre total o parcialmente un patio abierto, 

1 convirtiéndolo en habitación, podrá concederse la. con- 
servación de cañerías de cloacas sin el revestimiento 
que menciona el artículo 19 5?. siempre que se com- 
pruebe mediante pruebas hidráulicas, u otras pruebas 

(que la Oficina autorice, que no han sufrido deterioros. 
Si para efectuar esa comprobación fuera necesario rom- 
por pisos o cortar el enlace de la cañería interna coa 
la conexión esterna, las pruebas se limitarán a veri- 

¡ ficar el buen funcionamiento de las cañerías. Si exis- 
tieran humedades u otros perjuicios visibles imputa- 
bles al deficiente estado de conservación de esas cane- 

i rías, o se comprobara que ellas han sufrido deterioros, 
deberán ser descubiertas y reparadas o reemplazadas, 
con sujeción a las prescripciones de este Reglamento. 
Art. 202. — Para comprobar la correcta Instalación 
de las cañerías de desagüe se practicarán, durante las 
inspecciones, las pruebas que el Consejo de Adminis- 
tración determine. 

Capítulo II 

Cámaras de Inspección, Bocas.de Desagüe, 
Bocas de Acceso y Piletas de Piso 

Art. 20'3. — La cloaca domiciliaria deberá estar 
provista, a menos de 10 m. de su enlace con la co- 
nexión externa, de una cámara de inspección, u otro 
dispositivo de acceso que permita efectuar con facili- 
dad la dt-AobstrucciÓn de la cañería en caso necesario; 
cuando isla se coloque suspendida, la Oficina podrá 
,exigir que se la dote para tal objeto de un ramal de 
4b ^ prolongado hasta el pisó bajo, o hasta otro punto 
adecuado. 

Las cámaras de inspección tendrán una contrátapa 
interior que impida el paso de los gases y, si estu- 
vieran tn lugar ¿s poco ventilados, estarán provistas 
de cieire hermético. 

Art. 204. — Cuando so desee instalar un intercep- 
tor de gases (sifón deseonector-) entre la cloaca domi- 
ciliaria y la conexión externa, se ^construirá una cá- 



mara de fácil acceso para la inspección y Hmpieifgtl 
del sifón y de la conexión externa. t 

Art. 205. — Donde la naturaleza del terreno lo ñaH 
-ga -necesario y en los casos que la Oficina exija Iflf 
colocación de cañerías principales de hierro fundí* 
do o de otro material análogo en la forma estables», 
eida en el artículo 194 de esto Reglamento, las c3» 
maras de. inspección se sustituirán por caños cama^ 
ras de hierro fundido o de material similar, 103: 
cuales deberán tener acceso por medio de un cáüj 
jón o cámara cuya tapa puede quedar -bajó el niveH, 
del piso. " « , 

,La Oficina indicará: en cada caso, según la altúfáji 
las dimensiones que- deberán tener esos- cajoneé W 
cámaras. ' .. f-j 

Art. 206. . — Las cámaras de inspección, bocas ífiS' 
desagüe, bocas de acceso y piletas de piso, serán B€jf¿j 
fectamente impermeables y de marca aprobada PÓÍ) 
la Administración General de Obras Sanitarias d€} 
la Nación. Las cámaras de inspección, bocas d© d€»J 
sagüe y bocas de acceso . que se construyan en -íffl: 
obra y las sobre-piletas serán de ladrillos de primejjfl 
calidad, asentados con mezcla de una parte de ept 
mentó portland y cuatro partes de arena y se reveía 
carán interiormente con mortero de ' una parte (Mí 
cemento portland y dos de .arena, alisado con ctí* 
mentó puro. El 'espesor mínimo de 'este revoque &{$.. 
rá de 0.015 ni. ' ' ' 

Art. 207. — Las cámaras de inspección, bOeBS tfcS 
desagüe, bocas de acceso y piletas de piso serán £<£* 
metidas en la obra, durante laa inspecciones, a 3aS( 
pruebas que el Consejo- de Administración detejff 
.mine. . 

Capítulo 1TI 

Artefactos " 

Art. 20S. — Son artefactos primarios los inóSí^ 
roe, mingitorios, vaciaderos (slop-sink), piletas d« 
piso,- piletas .de cocina sin dispositivos para IntevJ 
coptar las grasas, y otros artefactos similares. 

Los artefactos primarios deben conectarse diret^ 
tamente con la cañería principal. Para interceptad 
los gases de esta cañería, estarán provistos d¿ sifones 
adecuados. - 

Art. 209. — : Son artefactos secundarios las ,fcl!éa 
tas de lavar, bañeras, lavabos, bidés, lavairianOfi $ 
similares. 

Los desagües do los artefactos secundarios ittñ^' 
den conectarse con, piletas de piso, abiertas o tftpCÉ* 
das, o con la cañería principal. En este último 6áS<fl 
deberá intercalarse, entre el artefacto secundarlo $¡ 
la cañería principal, un dispositivo para interceptad 
los £ases que baya, sido previamente aprobado pflfc 
la Administración General .de Obras Sanitarias f$$ 
la Nación para ese fin. 

Art. 210. — . So autorizará el uso do piletas VI® 
piso abiertas cuando ella3 reciban el desagüe de ai* 
tefactos que se encuentren en un mismo amblént&V 
También se aul orinará el uso de ellas para deaagíifi 1 
de artefactos ubicados en distintos ambientes <Z& 
una misma planta de edificio siempre que la calidad 
de esos desagües no afecte, a, juicio de la Oficina, Iá¡ 
salubridad del ambiente donde se ubique la .Blleíá 
de piso. 

Art. 211. — Toda pileta de piso que reciba '&.£&■ 
carga, "de aguas servidas de artefactos ubicados ea 
pisos más altos deberá ser tañada. 

Art. 212. — Los desagües de locales destinado» 
para caballerizas y tambos se ejecutarán mediante 
canaletas impermeables con descarga en pileta ¿US 
piso especial. Esta pileta de piso recibirá también eS^ 
desagüe del depósito del estiércol. 

Art. 213. — Los inodoros,- mingitorios y artefacto^ 
similares, se colocarán en locales ampliamente ven- 
tilado? y en lugar que permita comunicarlos con C* 
caño ae descarga en la forma mus directa y apiC- 
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piada. Si caos locóles no tuvieran asegurada otra 
forma do ventilación permanente, deberán estar pro* 
vistos de reja o canaleta de aireación. 

Sobre ta palangana de los inodoros de tipo '*co- 
tnan" 3' "a la turca" se "colocará,' como pfeo, una 
chapa de una sola pieza de mármol, hierro enlozado 
u otro material inatacable por loa deyecciones, que 
eea aceptado por la Oficina. 

Art. 214. — tos artsfactos sanitarios con desagria 
¡directo a la. cloaca" deberán instalarse a un nivel no 
Inferior al de la acera. 

•: Cuando se proyecte instalar artefactos a un nivel 
Inferior al. .de la acera, el desagüe de loa mismos 
deberá efectuarse en pozos impermeables, cerrados 
y ventilados, de las dimensiones que fije la Oficina 
en cada caso. Se- Instalarán, para agotamiento de los 
pozos, fino o mírs equipos automáticos de bombeo, 
a satisfacción de la Oficina. EV propietario será res- 
ponsable del funcionamiento y do la conservación de 
esas Instalaciones. 

ta Oficina podrá consentir, * solicitud y bajo la 
responsabilidad del propietario, la descarga directa 
de- los artefactos instalados a nivel inf^r'ir al de la 
acera, cuando la profundidad y condiciones de fun- 
cionamiento normal de la colectora lo permitan,. 

Art. 21?. — Un las zonas inundables, o que pue- 
dan- ser afectadas por crecientes, los desagües de 
pisos, las rejillas de aspiración, las piletas de piso 
abiertas, y todo otro artefacto por el cual pueda in- 
gresar agua de inundación a la cloaca, deberán co- 
locarse a una -altura superior al nivel do las mayo- 
res crecientes conocidas. 

-'lias' tapas do tos artefactos cerrados que queden- 
debajo, de ese nivel estarán provistas de cierre her- 
mético, a satisfacción de la inspección. 
*' Art. 215. — Las piletas de rocina de viviendas 
individuales podrán desaguar directamente en las 
calmaras de inspección, cañerías principales, vertica- 
les-'u; horizontales, o en piletas de piso. 

En el primer caso lo harán mediante una- cañería 
cu-yr, diámetro- podrá spr de 0,010 m. hasta la lon- 
gitud máxima que la Ofirina determine: a partir de 
esa longitud la cañería deberá ser de 0,100 m. de 
diámetro. 

•"Cuando la descarga no se efectué directamente^ 
eíí cámara de inspección se proveerá a la pileta de 
cocina de un accesorio que permita el fácil acceso 
para la .Inspección, y limpieza de la cañería y Heve 
tro cierre que impida el paso de los gases. 

tas pitetas de cocina de viviendas. Individuales que 
desagüen en pilefia de piso y las destinadas a servi- 
cios, colectivos de hotrle?, restaurantes, hospitales. 
cuarteles y similares, deberán estar provistas de un 
artefacto o dispositivo interceptor de grasa, de di- 
mensiones adecuadas para el volumen del líquido "que 
deba" tratar. 

■-El artefacto o dispositivo interceptor de grasa es- 
tará provisto de- tapa' y dé "ventilación adecuadas y 
deberá limpiarse con la frecuencia necesaria para 
asegurar su funcionamiento eficaz."" 
■ Art. 217. — Los establecimientos donde se laven, 
engrasen, reparen, etc., automotores o máquinas- que 
unen nafta o aceites volátiles inflamables, que pue- 



dan ir .a la cloaca, deberán tener un artefacto o dis- f lacios, Én caso de existir ' ramalea" Ventilados dicho" diá- 
posittvo interceptor de estas sustancias, do tipo apro- l metro podrá ser de 0,060 m. '' ; : j" ' " 

bádo y de- las- dimensiones que- determine para cada I La ventilación de" las 'ramificaciones de 'la cañería 
.caso la Oficina. ' 1 principal podrá ser de 0.060 m.'-de diámetro. 

Art. 218. — Fara que. los sifones do los artefactos La Oficina podrá exigir la Instalación de ventilado- 



primarios estén siempre provistos- do agua so insta- 
larán grifos en los lugares que la Oficina indique. 
'■ . Art. 219. — La alimentación ee agua para los 
' artefactos primarios y secundarios se realizará do 
acuerdo con las prescripciones de los artículos- 147 
y 148 do este Reglamento, 

Art. 220. — Los artefactos primarlos y fleCun da- 
rlos serán sometidos en la obra, durante las inspec- 
ciones» a las pruebas que el Consejo de Administra- 
ción determine. 

Art. 221. — Las piletas de piso," cañerías de des- 
agüe y. demás elementos, que sean de plomo, deberán 
ser recubiertos con un* revestimiento aprobado que 
los preserve de la acción corrosiva provocada por 
los morteros de cal y de cementó o' por cualquier 
otra causa. 

r Art, 222. — Para la limpieza de los inodoros se 
instalará un dispositivo de construcción " aprobado. 
que'" no deje pasar monos de 9 litros ni más de 15 
litros de agua en cada descarga, salvo los casos es- 
peciales que ' la Oficina establezca. 

Arí: 223. — La alimentación de agua para la lim- 
pieza de mingitorios ae hará mediante dispos'tlvos 
de descarga intermitente, que no dejen pasar más 
de cinco litros de agua, por mlngitorio, en cada lim- 
pieza, o por medio de una llave, de paso que se sur- 
ta de un depósito colocado a una altura conveniente. 

Art. 224, • — ■ Cuando se Instalen mingltorips en so- 
rio T pódrá colocarse tina canaleta de material .imper- 
meable para el desagüe, con descarga en pileta, de 
piso, ,y utilízarso, para la limpieza de aquéllos, un 
dispositivo automático con descarga- en. forma de 
lluvia. La Oficina determinará , en cada caso la ca- 
pacidad y periodicidad de descarga del . dispositivo 
de limpieza. 

Las separaciones y el frente do estos mingitorios] 
deberán ser de material impermeable hasta una al- 
tura mínima de 1,20 m 

Art. .225. — ■ Los locales donde se instalen mingi- 
torios o inodoros del -tipo "común", *'a la turca" o 
similar, deberán tener canilla de limpieza y- desaguo 
para- el piao. 

Capítulo IV 

Ventilaciones' 

Art, 220". -t: La cañería, principal domiciliaria de- 
berá tener un caíio de ventilación en uno- de los 
puntos más distantes del enlace con La. conexión exter- 
na. También deberán ventilarse las ramificaciones, do 
esa cañería en forma tai que ningún tramo mayor de 
10 m, en proyección horizontal, quede fuera del cir- 
cuito de ventilación. Los ramales qm? só!o reciban des- 
cargas de piletas de piso o de artefactos" secundarios- 
deberán estar dentro del circuito ventilado cuando ten- 
gan longitud mayer de 15 m, en proyección horizontal. 

La ventilación de la. cañería principal será de 0,100 
metros de diámetro cuando no existan ramales ven ti- 



Autorízase al M. de Transportes la Contratación de Trabajos jf 



DECÚBITO jV° 12.046. — Buenos AJrcs, 21/7/1954. 

.VISTO el expediente N° 70.216/54 del registro del 
Ministerio de Transportes .por el que solicita autori- 
zación previa para contratar directamente por inter- 
medio- de ta Dirección Nacional de Puertos, la reali- 
zación de trabajos, suministros de materiales; y pres- 
tación de servicios* varios con diversos organismos del 
Ministerio de Obras Públicas y do la Empresa Nacio- 
nal, de Transportes* y CONS1DFR ANDO- Que por ra- 
zcries'de mejor aprovechamiento de los elementos es- 
tatales es conveniente utilizar los grandes talleres, ele- 
mentos, mecánicos y persona t especializado que poseen 
los Ferrocarriles Nacionales y otras dependencias del 
Ministerio de Transportes, como así también, los talle- 
res y.astilleros especializados del Ministerio de Obras 
públicas; de la Nación, teniendo en cuenta la facilidad 
de aearreamícnto y proximidad de esos organismos a 
los Puertos Nacionales: Que los suministros' y trabajos; 
proyectados permitirán a la Dirección Nacional de 
Puertos; mantener en. un mejor estado de functona- 
. miento los elementos de que dispone para la correcta 
prestación de los servicios públicos que le competen 
como -organismo del Estado; Que las contrataciones 
proyectadas están- encuadradas dentro del artículo 47, 
inciso g) de la Ley 12.061, 
' -BJt Presidente (to la Nación Argentina, Decreta: 

-Artículo 19 — Autorízase al Ministerio de Transpor- 
tes a:, contratan directamente por intermedio de la Di- 
rección " Nacional de Puertos, hasta un importe de 
quince -millones ochocientos ochenta mil pesos moneda 
nacional (mSn. 15.880.000. — ) distribuidos en la si- 
guiente forma: 
Ministerio de Obras. Públicas de la Nación: 

a) Dirección General de Suministros, ñor- el importe 
"í do tres millones quinientos mil pesos moneda 

nacional (m$n. 3.500.000. — ): 

.&) Dirección Nacional de Construcciones Portuarias 
..•- y -Vías Navegables, por el importe de un millón 



a) Ferrocarril Nacional General San Martín, por el 
importe de trescientos mil pesos moneda nacional 
(m$n. SO 0. 000.—); . 

b) Ferrocarril Nacional General Roca, por .el im- 
porte de quinientos mil pesos moneda nacional 

(m$n. 500.000.—); 

c) Ferrocarril Nacional- General Mitre, por el Impor- 1 
te de setecientos mil pesos moneda nacional 

(m$n. 700.000.—): 

d) Ferrocarril Nacional Sarmiento, por el importe 
de trescientos mil pesos moneda nacional (m$'n. 
300.000.—): 

e) Ferrocarril Nacional General FSelgrano, per el 
importe de un millón cien mil pesos moneda 
nacional (mín. 1.100.000. — ): 

f) Ferrocarril Nacional Provincia de Buenos Aires, 
por el importe de cien mil pesos moneda nacional 
<m$n. 100.000.—); 

g) Ferrocarril Nacional General Vv quiza,- por el im- 
porte de un millón de pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000.000.—): 

h) Administración de Transporte Fluvial, por el 
. importe de cinco millones de pesos moneda na- 
cional (m?n. 5.000.000. — ): 
i) Dirección Dock Sud, por el importe de dos mi- 



nes de diámetro mayor á los establecidos precedente- 
mente y Ja ventilación de ramificaciones de longitudes 
menores a las indicadas en este artículo cuando, a su 
juicio, los características especiales olla importancia 
del inmueble lo requieran.' " ¡ 

Art. 227. — lín edificios económicos de una planta 
constituidos por una sola vivienda independiente, pro- 
vistos del servicio sanitario mínimo que establece el 
artículo 4° de este Reglamento, o de ese servicio rnf- 
nlmo con el agregado de una pileta d|e lavar, el diá- 
metro de la ventilación principal podríi ser de 0,060 m, 
siempre que la longitud de la cañería no c:;.ccda d<r 
ID m. en proyección horizontal. 

Art. 228. — Para limitar en- lo posible el nú morir- 
de ventilaciones, la Oficina podrá autorizar el emple» 
de una sola columna de ventilación para dos artefacto, 
o grupos de artefactos del mismo sistema que desagüen 
en diferentes ramales. 

Art. 229'. — Toda pileta do plso^ tapada deberá ser 
ventilada ñor medio do un cafío de 0,060 m. de diá- 
metro, que le sirva de expansión* salvo- que reciba la 
descarga de dos o más columnas de desagües altos, en 
cuyo caso estas actuarán' como ventilación. 

Art, 230. - — Los caños de ventilación serán colocados 
vcrticalmcnie su jetos, a las paredes del. edificio y. en lo 
posible, sin desviaciones transversales. Se prolongarán 
dos metros por encima de toda ventana, puerta, azo- 
tea o terraza, que se encuentre dentro de un radio 
de cuatro metros, medidos en proyección horizontal 
desde el ció de la cañería, cuando se |tra.te de venti- 
laciones; del sistema primario. En ventilaciones del 
sistema secundario ese radio queda reducido a dos 
metros. La sobreel ovación de las cañerías de ventila» 
ción, del sistema primario o secundario, con respecto 
a la tapa no hermética de tanques para el servicio do 
aguay al extremo- de la ventilación de tanques hermé- 
ticos para el mismo servicio, podrá reducirse a 0.50 m. 

Art. 221. — Cuando cl-tecno r,o sea apto para ser- 
vir de piso, cuando siendo- apto para ello no disponga 
de medio de acceso cómodo y permanente, o cuando 
no existan dentro de los radios fijados en el artículo 
2309 puertas» ventanas, tanques de agua, azoteas ni 
terrazas, la sol) reelevación del caño- de ventilación po- 
drá reducirse a 0,30 m. desde el techó o el mpro en 
su punto de salida; En tales casos, el extremo de la 
ventilación debe estar alejado 0,20 m., medidos en 
proyección horizontal* de todo muro lleno; para cum- 
plir esta condición podrá separarse el cafio de ventila- 
ción del muro al que esté adosado, mediante el empleo 
de- curvas odc otras piezas adecuadas. 

También podrá procederse' en la forma espresada 
en el párrafo precedente cuando existan dentro de 
los- radios establecidos oisos más altos con lugares 

'abiertos o terrazos fácilmente accesibles , qué tengan 
un Parapeto de dos metros de altura mínima, que so 
interponga entre ellos y el extremo de la ventilación; 
o cuando dentro de los radios establecidos en el ar- 
tículo 2309 existan puertas, ventanas, tanques de agua 
y terrazas más altas con fácil acceso, etc., que estén 

■a más de 14 metros de altura sobre el extremo libre 
de la cañería de ventilación del sistema primarlo o 
más. de 10 m.' si se trata de ventilación del sistema 
secundario. 

Art. 232. — Los canos de descarga vertical de los 
artefactos- de pisos altos deberán ser prolongados para 
que sirvan también de ventilación. • 

Art. 233. — *Toda ventilación que cese de encon- 
trarse en las condiciones exigidas por este Reglamento 
como consecuencia de la construcción, modifií ación o 
ampliación de cualquier edificio, deberá ser prolonga- 
da hasta la altura reglamentaria o t-asladadn, en su 
extremo, fuera de los radios límites establecidos en* el 
artículo 230O. 

Guando el caño de ventilación haya merecido apro- 
bación 1 parcial de la Oficina, aun cuando no haya sido 
otorgado el certificado final para la obra, de la tinca 
a. que pertenezca,, deberá ser puesto en las condiciones 
establecidas en los artículos 280° y 281° por cuenta 
del propietario que haya dado motivo a que deje de 
estar en las condiciones reglamentarlas en que se en- 
contraba en el momento de- su aprobación parcial. 

Cuando simultáneamente con la construcción de las 
instalaciones sanitarias de un inmueble se construya 
el edificio de una- finca lindera, cada propietario ten- 
drá la obligación de colocar sus caños de ventilación 
en las condiciones que exige este Reglamento; pero sí. 
al practicar la inspección parcial de un caño de venti- 
lación que resultara afectado por la construcción de un 



llones trescientos ochenta mil pesos moneda na 
clonal (m$n. 2.3S0.000.. — ); por la prestación de j edificio lindero, se comprobara la Imposibilidad de co- 
servicios varios, trabajos- y provisiones de afini- ¡ locarlo en condiciones reclamen tartas, inclusive cam- 

; biándolo de ubicación dentro do la propiedad, y re- 
1 su! tara además imposible levantarlo verticalmente por 
i no permitirlo en eso momento el estado de la cons- 
■ tracción del edificio lindero, el propietario de la ven- 
I litación sometida a inspección estará obligado sola- 



dad ferroviaria, conservación y mantenimiento 
de puertos menores, provisión de arena y pedre- 
gullo, servicio de remolque, reparación de loco- 
motoras y automotores, gastos- de fletes y aca- 
rreos y administrativos de oficinas. 



Art. 2? — Impútese el importe indicado en el ar- mente a ponerla en condiciones reglamentarias con 
tículo 19 en la siguiente forma: Ministerio de Trans- ¡ respecto- al edificio propio y quedará a cargo del pro- 
portes: B; Gastos a financiar cor, recursos indepen- ■ pietario del lindero efectuar,- en su oportunidad, los 
dientes de Pintas Generales — 1 — oon el producido de ' trabajos necesarios para poner los callos de ventila/ 
Ta negociación de títulos. Inciso. 29, "Otros; Gastos", ción del vecino en condiciones reglamentarlas co» 



ítem 1 Dirección Nacional de Puertos, Partida Prin- 



de pesos moneda nacional (m$n. 1.000. 000. — ); 
Por I* provisión- de artículos, materialefl, repuestos, T cipal a) 1-3. 

útiles etc, construcción de piezas de repropios y con- f Art. 39 — comuniqúese, publíquese. dése a la Dires- 
servación de embarcaciones, grúas y demás elementos ción General del Registro Nacional y previa interven- 
de- oso. portuario; prestaciones y suministrrfs de grúa^, ' ción de la Contaduría General de la Nación vuelva al 
buzos y remolques,, respectivamente. . ¡ Ministerio de Transportes, a sus efectos, 

ffimñresa Nacional de Transportes: PERÓN. — Juan VL Matas! 



respecto a su edificio. 

Art 234. — Cuando los cafios de ventilación no pue- 
dan ser prolongados verticalmcnte para satisfacer Ia« 
condiciones establecidas en los artículos 2309 y 281°, 
podrá permitirse su traslado si, a ju'cip> de la Oficina, 
no quedaren afectadas la comodidad 6 la estética di 
los lugares donde deban ubicarse. 
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Art. 235. — Cuando- un propietario deba colocar en 
»ndÍeiones reglamentarias caños de ventilación de 
una propiedad vecina y el propietario de ésta trabe 
en cualquier forma ,1a realización de los trabajos o 
de las inspecciones requeridas, la Oficina, una" vez 
comprobado debidamente este hecho, desligará 'de toda 
obligación al primero e Intimará- al propietario.de los 
caños que deban ser modificados su colocación en las 
condiciones exigidas, sin perjuicio de ías acciones judi- 
ciales a que él pueda tener derecho contra el propie- 
tario de la otra finca. 

Art. 236. — Las cañerías de ventilación se some- 
terán, durante su ejecución, a las pruebas que el Con- 
sejo de Administración determine. 

Capítulo V i 

Revestimientos impermeable» 

Art. 237. — Se exigirán revestimientos- impermea- 
bles: 

a) En las paredes y piso de los cuartos de baño, 
letrinas y locales análogos. 

b) Alrededor de cualquier canilla, artefacto para 
ducha y similares. 

c) En los pisos que reciban directamente el agua de 
cualquier surtidor d.e ella. 

Art, 23S. — Los. revestimientos impermeables de las 
piletas de cocina o de lavar adosadas a paredes me- 
dianeras sobrepasarán en 0,20 m. por lo menos, a 
cada costado del artefacto y mantendrán esa dimen- 
sión mínima* desde el piso hasta 0,10 m. sobre la ca- 
nilla. 

Cuando esos artefactos estén instalados contra pa-' 
redes propias o cuando se trate de lavatorios, .en ge- 
neral, el revestimiento impermeable podrá limitarse 
al ancho del artefacto y a la parte superior del mismo, 

Art. 239. - — Las canillas colocadas en paredes ten- 
drán una faja impermeable de 0,30 m. de ancho que 
se extenderá desde el piso y sobrepasará en 0,10 m. 
la altura de la canilla. 

Art. 240. — En los retretes donde se instale flor 
para baño de lluvia, el revestimiento impermeable 
tendrá 1,80 m. de altura, desde el piso, en todas las 
paredes y se prolongará con una faja de 0,30 m. de 
ancho hasta 0,10 m. sobre la altura de la ducha. 

En los retretes donde no se instale flor para baño 
de ducha, el revestimiento impermeable podrá tener 
en todas las paredes, una altura que sobrepase en 
0,60 m. el nivel del asiento del inodoro. 

Art. 241. — En los cuartos de baño llevarán reves- 
timiento impermeable las paredes en las que se adosen 
las bañeras y sus dimensiones mínimas' serán las si- 
guientes: altura desde el nivel del piso: 1,80' m.; 
ancho: el largo de la respectiva cara adosada de la 
bañera, más un cxcedente'de 0,30 m. en cada extremo 
libre, pero, en ningún caso la distancia entre los límites 
verticales del revestimiento y la cupla do la lluvia, 
medida en proyección horizontal, podrá ser inferior 
a 1,20 m. 

Podrá también exigirse el revestitniento..impermea-, 
ble en toda pared que. por su ubicación con relación 
a la bañera, pudiera, a juicio de la Oficina, resultar 
afectada. ** 

El revestimiento se prolongará alrededor de la du- 
cha con una franja de 0.30 m. de ancho total hasta 
sobrepasar su cupla en, 0,10 m. 

En el resto de las paredes, el revestimiento imper- 
meable tendrá una altura mínima de 0,60 ni. de altura, 
respetando lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 2 3 S<?. / i 

Art. 242. — Los revestimientos impermeables po- 
drán estar constituidos por: 

a) Revoques de un espesor mínimo de 0,01 m. con 
mezcla de una parte de cemento portland apro- 
bado y dos de arena fina, prolijamente alisados 
con cemento puro. 

b) Estucado o acabado de cualquier tipo sobre el 
revoque impermeable indicado en el apartado 
a), sin el. alisado. 

e) Mayólicas, azulejo?, baldosas u otros materiales 
- Impermeables, colocados en tal forma que, a 
juicio de la Oficina, ofrezcan suficiente garantía 
de impermeabilidad. 

Titulo TV ~ 

Desagüc pluvial domiciliario 

Art. 248. — El agua de lluvia deberá ser totalmente 
evacu ad a a la cal zada median te cañerías completa - 
mente independientes de las de desagüe cloacal, salvo 
en los casos previstos por el artículo 244°. 

Art. 244. — Desaguarán en la cloaca las aguas de 
lluvia que caigan en los patios y demás espacios abier- 
tos de las plantas bajas y subsuelos de los edificios 
ubicados en distritos altos del Radio Antiguo de la 
Capital Federal y en los radios de localidades del 
Interior en los cuales los desagües cloacal y pluvial 
so efectúen por sistema ünico de canalizaciones ex- 
ternas. 

La Oficina podrá permitir el desagüe de la cloa- 
ca de las aguas do lluvia que caigan en patios altos 
y techos do las' fincas de las zonas mencionadas en 
el párrafo precedente, siempre que la colectora ex- 
terna tenga suficiente capacidad. 

Art. 245. — En los balcones y aleros interiores o 
exteriores, entradas de vehículos, etc., se colocarán 
los desagües que exija la reglamentación municipal 
del lugar. 

Art. 240. — Las fuentes decorativas, piletas de na- 
tación, cisternas, etc., tendrán desagüe directo a 
conducto pluvial. Cuando . no existan conductos plu- 
viales suficientemente próximos a la finca y siempre 



Se Establecen las Tasas que Deberán Abonar los Propietarios 
de Elevadores de Granos de Campaña y Cargadores a Granel 



RESOLUCIÓN N? S54. — Buenos Aires, 24/3/1954. 
VISTO lo dispuesto en ' el art, ' 1* del Decreto nú- 
mero 99.700/37; en los artículos 7 o y SO del 13.8 07/3 S; 
y asimismo en los decretos 12.779/38 y 48.578/39 y 
CONSIDERANDO: Que es necesario complementar las 
facultades que le asisten a esta Dirección Nacional pa- 
ra intervenir en los trámites tendientes a otorgar la 
concesión para construir y explotar elevadores -de 
granos de campaña, y autorizar la instalación y fun- 
cionamiento de cargadores a granel fijos y portátiles, 
con el contralor nermanente de las Instalaciones habU 
litadas que asegure que las mismas se mantienen en 
buen estado de conservación y seguridad; Que este 
contralor debe hacerse efectivo mediante inspecciones 
periódicas que verifiquen además si las instalaciones 
contináan reuniendo las condiciones exigidas por la 
Ley N° 11.843 do proíiiaxis de la peste y su decreto 
reglamentario, cuja importancia se advierte al consi- 
derar que no sólo está afectado en- tal aspecto el interés 
de los particulares beneficiarios de" las concesiones o 
autorizaciones conferidas, sino también los Intereses 
públicos que se sustentan en la buena calidad' de 
nuestra producción agraria, al punto de que su .de- 
fensa sanitaria constituye preocupación fundamental 
del Gobierno, en cuyo Segundo Plan Quinquenal se 
contempla su ''científica, y sistemática" organización 
(X.C 14) ; Que esas inspecciones comprobarán al 
propio tiempo los cambios o modificaciones que even- 
tualmente puedan sufrir dichas instalaciones, afectan- 
do incluso sú capacidad de almacenamiento, aspecto 
este último tambión importante ya que permitirá a 
la Repartición tener un Registro ordenado y actuali- 
zado de las capacidades y características funcionales 
de todas las instalaciones para almacenamiento y ma- 
nipuleo de granos de propiedad privada con que cuen- 
ta el país; Que tales inspecciones determinarán gastos 
que en justicia deben ser satisfechos por quienes mo- 
tivan esas actividades; principio que, en situaciones 
análogas, se aplica en las demás Reparticiones del 
Estado; Que la Dirección General Administrativa a fs. 
19 ha informado favorabl emente, acerca de los dere- 
chos de inspección propuestos por la Dirección Gene- 
ral de Explotación de fs. 14 a 17; Que la Asesoría Le- 
trada en su dictamen 11.G45 de fs. 21 no opone repa- 
ros para que se establezcan las referidas tasas por los 
servicios de inspección aludida: 



El Director Nacional «le Granos y Elevadores, 
Resuelve: 

10 — Además de los derechos establecidos por Jai 
resoluciones 33 y 120 de fechas 31 de enero y 2 di 
noviembre do 1?3S respectivamente, los propietario* 
de elevadores de granos de campaña y cargadores i 
granel fijos y portátiles, cuyas Instalaciones hayaj 
sido habilitadas por esta Dirección Nacional en usf 
de las atribuciones que le competen, abonarán anual 
mente por inspección de sus instalaciones, las tasa 
que le correspondan- db acuerdo a la slprulente escálai 
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' 2 o — El pago de las tasas establecidas en el art. V 
deberá hacerse efectivo mediante el correspondiente 
depósito en el Banco de la Nación Argentina "Cuenta 
Dirección Nacional de Granos y Elevadores Bs. Ae. 1 ^ 
remitiendo el duplicado y triplicado de la boleta qti6 
lo acredite, a la Dirección Nacional de Granos y EÍeí 
vadores, Buenos Aires, antes del 31 de marzo de caña 
año. 

30 — De acuerdo a la "Resolución N° 827 aproba'úfa 
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NO 11.859/5fc, 
quedan eximidas del pago de las tasas a que se refiere 
el art. 1*? de la presente Resolución, las Sociedades 
Cooperativas Agrarias constituidas conforme a la T>€& 
] 1.388 e inscriptas como tales en el Ministerio de In- 
dustria y Comercio de la Nacáón. 

4$ — Comuniqúese, etc. 6 

Andrés Bnrooé 



que el efluente ¡pea do escasa importancia, la Oficina 
podrá autorizar el desagüe a la eloaca, limitando el 
diámetro del caño de desborde con arreglo a la ca- 
pacidad de 3a colectora externa. 

■ Art. 247. — En los lugares donde el .agua de lluvia 
deba evacuarse a la calzada, en la forma que esta- 
blece el artículo 24"° de este Reglamento, siempre 
que se trate de casos muy especiales que la Oficina con- 
sidere justificados, se podrá autorizar el desagüe a 
la cloaca del agua de lluvia que reciban pequeñas 
superficies de patios y techos. 

Art. 248.- — Los propietarios de fincas ubicadas en 
lugares donde no se permita el desagüe de lluvia a 
la cloaca estarán obligados a terraplenar sus terre- 
nos, si es necesario, o a dotarlos de instalaciones que 
permitan elevar las aguas pluviales para poder des- 
aguarlas en la calzada. 

Si el costo del terraplena miento sumado al que ori- 
ginaría la elevación de los pisos o de los patios, o en 
su caso el costo de la instalación de medios mecánicos 
para la evacuación de aguas de lluvia, resultara ma- 
yor del 10 % del valor de la propiedad, incluidos te- 
rreno y construcción, se autorizará el uso de pozos 

Suspéndese el Reconocimiento 
Gremial de una Federación 

RESOLUCIÓN M. N9 9*. Buenos Aires, 18|7|5í. 

VISTO: La intimación formulada a la Federación 
de Obreros del Tabaco para que normalizara las ta- 
reas en todas las manufacturas de tabaco (Resolución 
N° 93J54 de este Ministerio); y, CONSIDERANDO: 
Que ha transcurrido con exceso el plazo fijado sin 
que se dé cumplimiento a la 'intimación como han 
verificado los organismos pertinentes; Que la negativa 
de la Federación de Obreros del Tabaco a prestar 
acatamiento a la misma configura una violación a 
lo dispuesto en la Resolución N<? 16 y una desobe- 
diencia a disposiciones dictadas por la autoridad del 
trabajo en ejercicio de sus facultades legales; Que de 
acuerdo con lo establecido por el Superior Decreto 
NO 23.852 145 (Ley. 12.921) es facultad privativa de 
este Ministerio conceder, suspender o dejar sin efecto 
el reconocimiento gremial otorgado a una asociación 
profesional obrera; Que la actitud observada por la 
Federación de Obreros del Tabaco se encuentra com- 
prendida en lo dispuesto por la Resolución N° 16 y 
lo prescripto por el artículo 42 del Decreto número 
23.8ü2|45 (Ley 12.921); Por ello, 

El Ministro de Trabajo y Previsión, Resuelve: 

10 — Suspender el reconocimiento gremial otorgado 
a la Federación de Obreros del Tabaco por Resolución 
N<? 193 dictada en Expte. N<? 72.867-T-46, con fecha 
23 de julio de 1947. 

2<? — Comuniqúese, publíqu-ese, practique use las no- 
tificaciones correspondientes por intermedio de la 
Dirección General de Asociaciones Profesionales, fe- 
cho, archívese. 

Mavarinl 



absorbentes construidos exclusivamente para la ñli* 
sorción de las aguas de lluvia de las superficies Hiá'S 
bajas que el nivel de la calzada. 

Art. 249. — El Administrador General podrá aütcf« 
rizar la subsistencia, en lag condiciones en que- SU 
encuentren, do terrenos que no puedan desaguar «}$ 
la calzada, siempre que la situación existente no oca? 
sione perjuicios y que, por las características áe IjS 
edificación, dcl_Iugaiv se acredite, previo informe dé 
la Oficina Técnica- respectiva, que nó existe inter&S 
alguno en impedir que las aguas de lluvia escurraü 
normalmente hacia, fundos vecinos. Tal autorizacíorí 
se conferirá, en todos los casos, con carácter precüriof 
y se mantendrá mientras no se modifiquen las olr= 
cunstancias que la justifiquen, 

Art. 250. - ¿ — El diámetro mínimo de las cañerías ho- 
rizontales para desagüe pluvial será de 0,100 ni. 

Las cañerías verticales y sus prolongaciones'hbri*' 
zontales hasta llegar a la primera boca de desagü* 
podrán tener diámetro mínimo de 0,0 60 m. 

Las cañerías verticales y horizontales para el tlt" 
sagüe pluvial se someterán durante su ejecución « 
las pruebas que el Consejo ' de Administración de- 
termino. 

Art. 251. — En los casos en que se permita el de* 
sagüe de lluvia a las colectoras externas, do acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2440, 2460 y 247^ 
el agua de los pisos bajos será recibida por las piletas 
de piso de la cloaca y se podrán utilizar los oanOÓ 
de lluvia verticales para ventilar las piletas de. pístí 
tapadas. 

Art. 252. — Todo cambio de niveles en la calle <ju€¡ 
impida que las aguas caídas en cualquier parte de X& 
finca puedan llegar por gravitación a la calzada, á€> 
berá ser denunciado por el propietario para que, eS 
caso de que no levante los niveles de los patios eiñi 
forma que se restablezca el desagüe superficial, ÍK 
Oficina le indique el nivel a, que. deberá levantar ÍOÍj 
artefactos que existan en la finca, con el fin d© iK& 
pedir que las aguas de lluvia puedan ingresar jp$Í, 
ellos a la cloaca. 

Art, 253. — 131 propietario es responsable de Cííaí* 
quier desagüe pluvial no autorizado .que exista en SS 
linca, y del uso indebido que pueda hacerse do loü. 
artefactos con el fin de evitar inundaciones. Toclpi 
infracción a esta disposición será multada con flüi- 
nientos pesos moneda nacional. 

TITULO V 

Disposiciones transitorias 

"i 
Art. 254. — El presente Reglamento entrará en vJ-> 

gor a los noventa días de su publicación en el BoletííS 
Oficial. 

Art. 255. — Las fincas que tengan obras sanitarias 
en construcción, sean ellas de ampliación, nuevas 'o de 
modificación, antes de la fecha fijada en el artícuf* 
anterior se regirán, en lo que se refiera a las mismas 
obras, por las disposiciones en vigor en el momíEto' 
en que ellas huyan sido iniciadas. 
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO (sintetizados) 



Ministerio de Educación 

tS.421 — 23|7|3-í. — Dójase (>ln efecto el 
Art. 20 del Dea -O.llfl del 23¡9i55, t>or 
el que se autoriza al lnsp. Ñac. de 
EacueJas Prima rías do la Prov. de San- 
ta Fe a firmar la escritura du re:n- 
togro da 1 ha. do terreno donada por 
Otto Bantle, con destino a la Escuela 
N.j 207. de la citada provincia. 

12.<*.20 — 2 - iJ7Í3--I. — Acéptase al Gob. de la ' 
■Prov. de La Rio ja la donación de un : 
terreno de tí. 750 mü, de superficie, ubi- [ 
cacto en la localidad do Noqucvos, Dep. 

* Gral. Roca. Prov. La Rioja, con di?s- 
■■ tino al omrjijiKíi miento del edificio pro- 
pio de la Escuela Nac. Primaria N9 95, I 

. de la m en fio». ida provincia. 
12.420—2311154. — Acéptase a. Elodia C. 

■ Scb.i de Pon ce Ávidos, Gilberto C. V.nz 

• Zaragoza y ñtlhano Luxon, la donación 
dt un terreno de 10.000 m2. do super- 
ticic, ubicado en Villa 3 da Abril. Con- 
cesión No lli dol Dep. do Vello- ' v inta. 

• ÍTrr.v tía Corrí entop, ron destino al em- 
T*a?.£ miento del edificio propio de la 

■ j£fct'n?i:i Ni 3.' 3 d« la citada provincia. 

Licitaciones públlctis ¡invocadas 

12.-:2Í— 2ÍÜTIM. — N? 51 riel 2015154, -on 
■el objeto do resolver la reparación del 
ñu tomó* i-i innr-'a Oldsmobile, mod. 1947, 
motor N? ■i.í.ISÍ! 762, chapa S0tJ:O3 de 
prfmÍ<;cT;id del Est-ulo, adjudicándose a 
la l-irrua ATUirre Mcstro y Cf:t, S. Tí. L., 
-la a unta de S 24.200. Orden -di» Pago 
liiu-.?r;ii Anticipada N5 315)51. 

1L'.4-J(;~ U-Ü7Í54. — N° 43 dol 19|4j54. para 
Ja adTHisietón de un equipo para pas- 
tan' frescas, aSíudlcándcso a la firma 
Edgardo Gabha la Rirma rio 5 31.500. 

' * lirden de Pago Integral Anticipada nú- 
1.1..T0 2.SSI5 1. 

12.4:;-— -^r!7l54. — No S2 del 20¡7|33, para 

la adquisición de material e instru- 

,' mental de óptRa y fotografía, .con des- 

,, tnm f la Escuela Industrial de la Na- 
ción No G, Ciclo Superior, adjudicándose 

• u (¡Ivcrsaa firmas la suma total de pe- 
, Ktm 1F0.GI0.13. Orden do Pago Integral 

Ant n ipjido- NP 22S|54. 

■ 'Ministerio de Obras Públicas 

AíTíoiies Judiciales 

ÍS.-ÍSS-^ 23[7!84. — Contra la Cía. Swift de 
• a Pista, N. A,, sobre cobro de pesos 

12.42fl— 23'7¡S4„ _ Contra el Gob. Nae... 
reclamando el papo do la «urna de pe- 
sos 5.417.30. en concepto de daños y 
perjuicios. Expro. 1.438(54 
.12. 1j7— 22(7(54. — Contra quién o quienes 
resulten responsables de la -desapari- 
ción de la boya demarcatona del Km, 
877,5 deí Río Paraná, por la suma de 
? 42.800,81. Esp. 7J.735|54. 
"12.1 nr — 22¡7|54. — Autorízase la radiación 

■ del servicio de ja draga 202-C y refu- 
ler 102-C, pertenecientes ni plantel de 

, la D. N. de Construcciones Portuarias 
" y Vías Navegables y su venta en rema- 
te publico sobre la base de los impor- 
tes da ¿ 45.000 y S 50.000 respectiva- 
mente. 
■'2.1(10— 22{7'54. — Autorízase a adquirir 
a la. firma Cifen Com., Inmobiliaria y 
Financiera E. N., por compra direc- 
ta K 053, la cantidad aproximada de 
92.900 mts2. de madera pir.c Brasil Ti- 
, no Balsa, por la suma de $ 1.200.000. 
Jí«i7í — *.:l"7 , 54." — Apruébase la venta de 
2 galpones Quonset 24-D a la Adm. 
, Gral. de Obras Sanitarias de la Na- 
ción, en la suma de S 44.212,18. 
15.157 — 22*7154. — Autorízase la venta, 
previo p&tro al M. do Hacienda y obras 
Públicas de la Prov. de Catamarca de 
- diversos materiales sanitarios por la 

suma total de 5 SC.S1C,40. 
L.I punciones PUbllcn.s Aprobadas 
■12.05.1— 21(T|54. — N. 2.384, para las pro- 
visiones de acoro A-37 laminado, en 
barras, adjudicándose a diversas flr- 

■ mas la suma total de $ 2.027.307,50. 
•12.073— 2lf7l54. — N. 2.330, para la adqui- 

- fiicifin de electrodos metíllicos para sol- 
. da dura eléctrica, adjudicándose a di- 
versas firman la minn de % 427,174,50, 

12,ir.K — 22171*4. — N . l¡.45fi, para la atU 
qui.sición de ion a de nltrndon, adjudi- 
f^lndose a La firma Afjar, Cro3S & Ltda., 
la suma de $ 22,540. 

111.15!» — 2217M. — • N. 2.454, para la ad- 
quisición de quemadores de. petróleo, 
adjudicándose a diversas firmas la su- 
ma total de t 115.040. 

12.972 — 2l[7t54. — Declarase cesante a 
nartlr del 2015154, ni Auxiliar Walter 
Agi-iirre (M. 775.532). 

Ministerio de Trabajo 
• ■ • y Previsión 

0.2*51 — 7|7'54. — Apruébase la Licitación 
Pública N. ? 204 dol Sl|5|54, para la ad- 
quisición de equipos y material od-tn- 
tolúsico. adjudlc.lndose a diversas fir- 
mas la suma totnt de ? J30.19n.60. 

12.4IO— 2S*7 r S4, — Apruébase la Licitación 

. Pública N9 2S5 del 216154 para la art- 

■quisieión de sobres con destino a la 

T>. G. do Seguridad Social dol M.. ?d- 

- -judicándosc a divereas firmas la suma 

total de $ 2C.750. 

M»t imleuto «le i»er?;oitol 

lf.102 — G>7|5-l. — CoiiEiidiíraso a nombre 
de Crescencio Antonio Petrucci (Matr. 
117.KG7), el nombramiento do Director 

-■ titular, en representación de lns afilia- 
dos en la Ca.i:* Nnr. de Previsión par« 
el Personal de la Industria, recaído * 
favor do Antonio Petrucci. 

T2.0ÍI)) — 22|7I54. — Concédese, Ucencia con 
' poce do sueldo, ? partir del 22Í7 hüsta 
el 19 '$154 para aumentarse a "Europa, al 
Ayudante Mayor de la Ti. N, de Asis- 
tencia Social, Rafil Julio Torrado (M. 
4.14.598). 

■J1.S20 — 16*7*54. — Conviértase en renun- 

, cfá, !a cesantía dispuesta por I>ecreto 
27.40» del 27J12I30. dictada en contra 
dol Auxiliar Sj del instituto Kac. do 
Previntón Social, Ernesto liamos (M. 
152.C33). 

12.100— 2£¡7[EM. — Conviértase en renun- 
cia, la cesantía del Auxiliar 89 de la 
Caja Nac. de Prevlalrtn nnra el Per- 
sonal del Comer io v Actividades Civi- 
les, Oí -:a Alicia Gutiérrez (Libreta Cív, 
1.31S.594J. 




Ministerio de Aeronáutica 



CONFIRMACIONES 

12.21S— 22¡7j54, — Ai personal, como tri- 
pulación del avión IJouglas JXC.3 T-S9 
de la Fuerza Aérea Arífentina que el 
12ió|54. se trasladft a la JSop. del Pa- 
raguay para trasladar al Embajador 
Argentino Ildefonso Cavatina Slatrlnez 
al Praguay. 

12.222 — 201"i54. — "Al personal como tri- 
pulación del aviOn "Douglas D.C.4 T-4S, 
que el 5|fi|G4 se traslado a la líep. Orien- 
tal del Uruguay ctm el fin de llevar "■ 
una delegación do ln2USli'«.Í*s del pe- 
tróleo americanos oue re-J t, s.ron nefjo- 
ciaclones en nuestra * aís. 

12.221— 22|7|54. — ¿\ «r-TBonrl, como tri. 
pulación del avi*-* . ougias TJCi T-43, 
que el 2S!l2|58, 'talado basta r\ aeró- 
dromo "I.03 Cerr.llos" a una delegación 
de Oficiales dril Ejército chileno que vi- 
sitó nuestro país. 

12.21:'.— 22i7¡34, — Al personal, nomo tri- 
pulación del avión vickers Viking T-5, 
que el 2713154. trasladó Insta el aeró- 
dromo "Los Cerrillos" de la Rep. de 
Chile, al Ministro de DeC Nac. del ci*. 
tado pal?. 

I2.*:i5 — "iiíiriM. — I>ebffTni.ge a' Insoector 
1» Ingeniero Mario Vicente Sari l (Ma- 
tricula 120.878). para estudiar en Es- 
tados Unidos de América el funciona- 
miento, operación y mantenimiento d^ 
les equipos de aterrizaje sin visibilidad 
T. U S. 

114>S4 — 20[7|54. — . Déjase establecido que 

. el verdadero nombre do la pensionista 



militar, madre del extinto 1er. Teniente, 
Ricardo José Villar, es María '..de 'lü.s 
Dolores Luciar.a Juana de la Crux Fer- 
nandez Heyter de Villar. 

111.055 — 20]7[54, — Concédese pensión a 
favor do María Pastora Muñoz de lía- 
balo (L. C. 0,242.054) y Marta Pastora 
P.abalo, esposa viuda e hija del Cabo 
1?, Julio 1-tnbalo, debiéndosele liquidar 
con anterioridad del 17ISÍ53, correspon- 
diéndoic a cUi.. la suma de $ 187,50. 

11.0SG — 20|7|5-.l. . — Concédese pensión a 
Nora Bllba Duitone ds Guillamon {Li- 
breta C. 1.359.5921 y Nora Isabel Gui- 
llamon, esposa viuda e hija, del Subofi- 
cial Principal, Horacio Guillermo Gui- 
llamon. correspondicndolc a elu., la su- 
ma, de S 65íi,25, debiéndosele liquidar con 
anterioridad al 19)12153, 

la.OS::— 20¡7|K4. — Inicíese la «c^ión ju- 
dicial contra el es Cabo, lilnrique Ornar 
Ferrarlo y ex Teniente, Jorge- Macher- 
dobal, domiciliados en Comodoro líiva- 
davla y Villa Madero, Prov. de Bs, As,, 
respectivamente, por daños y perjuicios. 

11.íí*:o — 20|7¡54. — Autorízase al Procura- 
dor Fiscal Ñac. Dr. Pedro F. Funes, a 
allanarse a los términos de la deman- 
■ da instaurada en los autos caratulados 
"Navarro Kleuterio H. c|Fisco Nac. L 's!da- 
flos y perjuicios'*. Kxp_ -46.527. 

J2JS10 — 22J7ÍM, — Ratifícale la Res. Con- 
junta Ny 5 del 22¡12f53 de les M. do Aero- 
náutica ' y de Finanzas, y ampliase im 
4 días el término fijado en el Ne 8 de 
la misma, 

13.211) — 22|7¡S<1. — Ratifícase la Res. Con- 
junta No 7 del 12!5!54 del Ministerio de 
Aeronáutica y Finanzas. 

11.813 — 10¡7jri4. — Apruébase el convenio 
procesal formalizado ñor el M.. tendiente 
al desistimiento de la acción que por 
expropiación de un inmueble sito al 
N.K., de la Ciudad de Corrientes se 
iniciara contra su propietario Antonio 
Bernabé Mafdana. 



tura de las propuestas tfndrfl. lugar en ol 
Departamento de Contrataciones, Scecíou 
Licitaciones Públicas, .Paseo Colón Í¡'J&, 
séptimo piso, Capital Federal, debiendo 
dirigirse para pliegos u informe» al cita- 
do Departamento o. a Ip. Dirección Ge- 
neral do Sanidad Buenos Aires Litoral, 
Paseo Colón 255, Capital. — Las necesi- 
dades se refieren a: comestibles y lavado 
y planchado de ropa.-), -¡— tíuerios Aires. 
4 de agosto de R)54. — El Dwector Gral. 
de Administración. 

e.4¡S-N*í ^.4,lS7-v.lO;S¡54 



Evycdiei.tc $9 35^SG¡54 
7.1 Amase a Licitación Publica N? 1£5| 
954, para el día lli del mes de agosto de 
1954, a las 16 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se detallan, 
con destino a laa Colonias "Caüred" y 
"Cerdá" y Sanatorio "$ommer", y tiu- 

¡ rante el aílo 1954, — La apertura de las 
propuestas tendrá, lugar] en el, Departa- 
mento de Contrataciones, .Sección Lici- 
taciones Públicas, Paseo! Colón : 329, sep- 

! timo piso, Capital Federal, debiendo diri- 
girse para pliegos e informes al citado 
Departamento o a la antedicha depen- 
dencia, sita en Administración Zonal del 
Gran Buenos Aires, Dr, Domingo Cabred, 
F, C. N. G, S. M. — Las necesidades 
se refieren a: hacienda en pie, — Bue- 
nos Aires, 4 de agosto dé 1954, — El Di- 
rector Gral. de Administración. 

e.4¡S-N? ¡L.4.1SS v.lO.S¡54 



'GS-OlUCiOBIG! 







Ministerio de Transportes 

En cumplimiento de lo dífpuesto por el 
Art. 19 del Reglamento General de la Ley 
12.346, se hace saber a los interesados 
que pueden hacer llegar n este Ministe- 
rio, dentro de un plazo de 10 días después 
de la última publicación, en un escrito 
original y tres copias del mismo, las ob- 
servaciones quo estimen pertinentes con 
respecto a la siguiente solicitud de per- 
miso presentada fie conformidad con las 
prescripciones de los arríenlos Nros. 2 
de la ley referida y 17 del Reglamento 
General: 

Expediente N» 2.237Í52; nombre de la 
empresa: "Expreso Primera Junta"; do- 
micilio do la misma: Elvadavia N<? 4.687, 
Capital Federa!; clase de servicio: Pasa- 
jeros; itinerario: Línea "A": Capital Fe- 
deral a Ciudad "Eva Pero:;, partiendo de 
Plaza Primera Junta, — Itinerario: Riva- 
davia, Avenida La Plata, Avenida Sáenz, 
Puente Urtburu. en la Capital Federal; 
continuando en la Provincia de Buenos Ai- 
res por Valentín Alsina, Rívadavia,. J, J. 
Aténcio. Máximo Taz, Avenida Presidente 
Perón, Lavaíle, Avenida Mocks, Avellane- 
da, 14 de Julio, Avenida Kva Perón, Al- 
mirante Brown, Espora, Belgrano, Ave- 
nida Monteverde {Camino Claypole a F. 



Várela), Camino Gral. Belgra.no, Ciudad 
Eva Perón, entrando t. ésta por Calles 13, 
48 y 7 hasta Plaza Rocha, con fracciona- 
miento en Burzaco IBelgrano y Avenida 
Monteverde) y Florencio Várela y Ramal 
desde el cruce de las Ruías l y 2 por H.- 
Irigoyen y Avenida ¿Jan Martín hasta Flo- 
rencio Várela, 

Línea "B": Capital Federal a Ciudad 
Eva Perón, partiendo de Plaaa Primera 
t Junta. — Itinerario: Rivadavia, Kiii-e 
Ríos, Belgrauo, Hm^, General Hornos, 
Caacros, Montes de Oca. ■ Osvaldo Cruz, 
Vieytes. Puonie Pueyrreflón, en la Capital 
Federal, ccntini'ando en la Provincia de 
BuenoR Aires, por Avenida Evn Perón, 
Ruta Ní 2, I-os Campitos. Etehí verrey, 
Ruta Ni 215, Ciudad Eva Perón, entrando 
o, ésta ror C;)lles 44. Diagonal 73, 50, 13, 
48 y 7 hasta Plaza Rocha, y Ramal desde 
el cruce de las Rutas 1 y 2 por H. Trigo- 
yen y Avenida San Martín hasta Floren- 
cio Várela. Los servicios de la. línea "A" 
y Ramal a Florencio Várela se encuentran 
en funcionamiento y les de la linea "R", 
con excepción de los de Pla7,a Primera 
Junta hasta el cruce de la3 Rutas 1 y 2 
{Cruce Florencio Várela), son a Im- 
plantar. — Francisco A, Botteri. Subdirec- 
tor Interino. 

5 80.— ■■■ e.4|S-N» 2.202-V.4I3I54 



Ministerio de Coniunieaci&nea 



TELÉFONOS DElJ ESTADO 
Licitación Pdbllcn K'í IS-t-P-54 

Ni 18S-P-64, 1Ü¡8|54, ¿ las 1S: Por la 
provisión de portalámparas portátiles. 

Pliego de condiciones, i informes, entre- 
ga y apertura de propuestas eii ¡áeccion 
Compras, calle Paseo Colón 731, Capital. 
C.4|S-Ni/ L-4.1!jO-v.1 , J¡8i54 



Lieltaclfiu Fú hilen N? 102-I'-54 

N? JU2-P-04, ¿0|fi¡54, u las 1C: Por la 
provisión de alambre de' aleación de pla- 
ta y oro y alambre de platino. 

Pliego de condiciones, i informes, entre- 
ga y apertura de propuestas, en Sección 
Compras, Pasco Colón 731, Capital. 

e.41í¡-Nff L-l.212-v.l0;SlG4 



NUEVAS - 



LICITACIONES 



Ministerio de Justicia 

DIHECCION NAíaoNAL 1)13 INSTITUTOS 

PÉSALES 
TCxyedlente T 4/5-1 
Llámase a "Licitación Pública" N* i, 
primer llamado, para el día 25 de Agos- 
to de 1951 a las^ 16 huras, con el objtto 
de resolver la adquisición de materiales 
de construcción (cal, arena, hierro, pe- 
dregullo, etc.), con destino a la Colonia 
Penal de Candelaria (Posadas). — El 
acto se llevará a cabo en )a Oficina de 
Compras de la Dirección Nacional de Ins- 
titutos Penales, calle Pasó 550, Cap., en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir. •. — Por más datos, püeg^j de 
bases y condiciones, dirigirse a la men- 
cionada Oficina, todos los días hábiles 
de Lunes- a Viernes, de 12 a 1S horas. — 
Roberto Pettinato, Director National de 
Institutos Penales. 

e.4'S-N« L.4..l.95-V.10iS¡54 



tTNlVERSlDA» HE JUJEXOS AIRES 
Centro de Investigaciones Tislolójcrtean 
Pul lelilí ict» Tornú 
Llámase a licitación pública para el 
día lfi de agosto a las 10 hs., para la ad- 
quisición de Instrumental -Científico. — 
Pliego de condiciones e infoimes en la 
Administración del Centro de Investiga- 
clone? Tisiolófriens, los días hábiles de 
7 a 12 horas. (T. E. 52-0053). 

e.4!S-N? L.4.216-v.l0|3|54 



Ministerio de Salud Pública 



Ministerio de Educación 



IHVISJON COMPRAS 
Expcdleate .Vi 5".f5íilt54 
Llámase a Licitación Pública N* 77, pa- 
ra, el día 1S de agosto de 1954 a las 1$ y 
'■¡0 boras, para resolver con deatino al 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bcrnardino Rívadavia" e r Instiluto Na- 
cional de Investigación de las Ciencias 
Naturales, la adquisición de: Máquina 
vibradora do Tamises y un Elcctrodlaü- 
zador, etc. Informes: Divisiór Compras, 
Charcas 1670. 2* Piso, Car. Federal. — 
El Director General de Administración, 

e.4|8-N!í L.4 192-v,10¡.->,51 

Llámase a Licitación Pública Nv 7C. pa- 
ra el día 1S de agosto de 1954 a las 16' 
horas, para resolver, con rlosíino 11J Mu- 
seo Argentino de Ciencia? Nttturíiles 
"Bernarclino Rívadavia" o Instituto Na- 
cional de Investida ción de lao Ciencias 
Naturales, la adquisición de: Microsco- 
pios Estereoscópicos, etc. Informes: Di- 
visión Compras., Charcas 1670 2? Piso 
Cap. Federal. — El Director General de 
Administración. 

C.4j8-Ni L.-i.m-v.lo;S¡54 



DIRECCIÓN GENERAL liF. SAM1IAI» 

T>Ki t S'lÜESTK 
Experllí^ute Nt 4:1,750 54 
Llámape a Licitación Pública N? 4 ¡55, 
para el día Id del rnes de aqosto de .954, 
a las 14,30 horas, para subvenir las ne- 
cesidades que a continuación se detallan, 

¡ con destino a] Centro Sar.it f. rio cu Re- 
sistencia {Presidente Perón! y durante 
el año 1955. — La apertura de las uro- 
puestas tendrá lugar en el Departamento 
de Contrataciones, Sección Licitaciones 
Publican, Paseo Colón 321, síptimo piso, 
Capital Federal, debie-.do dirigirse para 
pliejjos c informas a' f-itado Departamen- 
to o a la Dircceióu General de Sanidad 
del Noves! e, I^igoyen Gl. P existencia, 
Pcia. Pie. Perón, — Las necesidades se 
refieren r: ítlnoliol de quemar, lámpa- 

. ras clóctricaí", *oma corriente, papel de 
lija. gasifii:idor r»r,ra cocint*. cintnfi pf 
mflnuina do escribir, aguja? plcalentador. 
azul p ! ropa. esponj-'.* d>? acero, jabón, 
plumero?, azorar, ^rt1^eu^ro sfmple-com- 
puesto y desecüdc. le- be, yerba, cundir- 
nos, papel bor-vior, "arbóníco, piolín, 
pluma?, Fjohres, ti^-a ^ins etc. — Bue- 
nos Aires, 4 de agnst" de'l9!?4. — El Di- 
rector Gral. de Administración. 

C.4!S-N*í.L.4.18í¡-v.lO¡S'34 



MINISTERIO DE AfifSTFNCfA SOCIAL 

Y SALUD PUBLICA 
Consejo de Grnoden T.Tíehniti SanlraríitM 
Exuedleiiie» Nros. 5'l.(í. r ):il r¡3 3- 42.1>20'5'l 
Ll ti mase a Licitación Púbiíca Ní> 197i;>4. 
para el día 1.6 del mes de agosto de 1954, 
a tas 16,30 horas, para subvenir lns ne- 
cesidades que a continuación se detailnn, 
con destino 9. Hospital Central de Tlsio- 
t logia y durante el año 195*. — La aper- 



LlcUuclóu Pública Sí 184-P-34 

N> 194-P-54, 20|81&4, a las 13: Por la 
provisión de capacitores: 

Pliego de condiciones,- Informes, entre- 
ga" y apertura de propuestas en Sección 
Compras, Paseo Colón 731, Cap. Federal 
e.4{S-N? L-4.213-v,10!S|54 

Licitación rúhUca N* 105-P-54 

N? 1&5-P-.14. 13)8154, 4 laa 14: Por la 
provisión de herramientas especiales 
(pinzas). ; 

Pliego de condiciones,! informes, entre- 
ga y apertura do propuestas en tíeccióif 
Compra';, Paseo Colón 731, Cap. Federal, 
e.4l8-Ntf L-4.21i-v.l0lS[ó4 

Lteltucióu' Públleu N? lí»fi-P-54 
Nv 196-P-54, 1SISJ54". a las 13: Por la pro- 
visión de clavijas de cuatro puntas.- 

Pliego de condiciones, informes, entre- 
ga y apertura de propuestas en Sección 
Compras, Paseo Colón 731, Cap. Federal. 
e.4|S-NÓ L-4.21!í-v.30|S!S4 

Ministerio de Hacienda 



■ DIRECCIÓN ttlj^KEKA]. 
DE SUMINISTROS lim. EÜTADÜ 
Kxpedleute Nf 2.2*í4i54i 
Llámase a licitación pública, para la 
provisión de tablones de pino paraná. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 11 de agosto de 1.954, a las 
15,55 horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, Hipólito Trigo- 
yen K<¡ 123C, Capital. 

e.4¡S-Ní L-Í.20S-v.6¡Si54 



Expediente Nv 5.447JS4 

Llámase a Licitación pública para la 

provisión de una máquiáa rotativa a bo- 
bina, , , 

La apertura de lns propuestas se rea- 
lizará el día 27 do agosto 'de 1954, a las 
15 horas. Pliego do condiciones y pre- 
sentación de propuestas^ Hipólito Yrigo- 
yen N? 1236, Capital, 

e,4lS-N» L-4.209-v.10jS, 54 



Expediente Kí 5204J54 
Llámase a licitación pública para la 
provisión de pintura, masilla. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 16 do agosto de 1954, a laa 
15 ■ horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, Hipólito Yrigo- 
yen Ní 123G, Capital. i 

C.4I8-N* L-4.310-v.l0(S]51 

Eviiedlonte N« 4Ü34[54 
Llamase a licitación pública para la 
provisión de biblioratos, alfilere!), cuader- 
nos, lápices, etc. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 16 do agosto de 1054, a laa 
15.30 horas. Pliego de condiciones y i:re- 
sentación de propuestas, Hipólito Yrigo- 
yen Ni 123C, Capital. 

C-lIS-Ni L-4.21 Lv.l0í8[34 



Ministerio de Industria 
y Comercio 

YACIMIENTOS PETROM'FErtOS 
FISCALES (l'LÑ.D.E.) 

LI«!Í trirJoue.H PCtbliCUN 

0¡S|54: Bombas varias (7.201), a las 8 hn. 

9|S[54: Dridap (7.205). a las S,'¿ú hs. 

&Í9I54: Válvulas electrónicas < 7.20* i. a 
las 9.30 bs. 

P¡Sj5¡: Repuestos para surtidores Siam 
•(7.219>. a las 10 hs. 

9¡S|5Í: Cabos e hilo cáñamo (7,220). a. 
las 10.30 hs. 

9*Si54: Material rc£ra?taviu (7.221), a 
las 11 hs. ; 

91SÍ54: Motores marinos (7.224), a laa 
1LS0" hs. 

i'jS|54; Reparación moto compresor 
(7.247). a las 12 hn. < 

D18[54: Hidrantes (7.265), a las 12.30 hs. 

División Licitaciones, julio 2ÜH954. — 
Hugo Corrales Ballvó, Jefe División Lici- 
taciones. 

_ e.4jS-Ní L-4.20(í-v.C|8|54 



lttrt.fiTIS' OFICIAL — SecciOa do Lestslaclóo y Licitación ¿h — Miércoles * de agosto ae i.?5* 



13 



Materiales aislantes ("i 



Artículos de 



1>. a 
orna (7.232), a );is 
de madera dura ÍT.^57>, 



10)S|54: Formularios (2.702), a las S hs. 

ltfjb'¡54: Alambres i i'.'i-t'), a las B.'úo hs, 

lU¡Sj¿l: Caja» lerminaLs (í.;:3(>), a las 

s.au uS. 

las ití hs. 

iü,j|j-t : 
10,;. u ns 

jü.á.üí : Motonu, 
a las il lia. 

iüiü¡54: Tejido do alambre de bronce 
(T.-ütij, a Las H-,30 hs. 

JÜ]b¡¿> : Cañería de ou nd uecí ón (7.322), 
a las U hs. 
• IllStóí: Bridas (7.288)', a las 8 lis. 

HjÜlS-i: Bombas inyectoras ue combus- 
llohi y lepucstos 0."*"J« a las S.UO u&. 

ll|S|54; Material aislante (7222), a las] 
S,at) J1S. 

ll|B|a-í: Repuestos i) ara surtfdores i 



bos n n u m áticos ": día I9JSJ54,- 10 ha. Lie 
Pública N v S;54, adquisición de una (lj cu 
fardHilora; tífa lSjSj-54, 12 hs. lile. Publica 
Nv 10154, adquisición de una (1) topa- 
dora) y una (1) .pala de arr.istre. — Para 
cualquier informe o pliegos de condicio- 
nes, dlrigrso a esta .'irimhií ¡tración di- 
neral, .Departamento Administrativo íSec- 
,ción Suministros), ier, piso del edificio 
Administrativo, de lunes a viernes de 
7,00 a 14,00 horas. 

e.4|S-Nff L.-4.205-V.Í8ISJ34 



Ministerio de Justicia 



FERROCARRIL NACIONAL 
, GENERAL UOfiA 

Llámase a licitación publica para la 
provisión de los siguientes materiales: 

F. r>.259 — Por fundir y maquinar cilin- 
dros, Ap. 23!SÍ54, .13 horas. 

Fí. 5.- SO — Cambios y cruzamientos - 



im po ría rst. Ap . 



(7.241), a las Hí hs. _ ,-.-,,... ¡Alternativa: material 

Jllb¡»4; Accesorios rara cañería (y. ¿4»), [ 0Í&Í54, 13 horas. 
a 1 ^.-?' 3t) .^ 18 " . = ,.„.„ , Pliegos do condiciones a retirarse de 

ll¡fe¡ 3 4: Empaquetaduras {(.^5), a lar> los Almacenes Generales, Remedios de 

• i 1 . 3 :-.. .. , " -i . /-«-i.* escalada, todos los días hábiles, de 12 a 

ll,\o4: Postes de- madera dura (i.¿i>f>), ¡ 17 ij O1 . 0Sf menos sábados. ' 



2-í). 
laB 



las il,3i> ha. 

11|8[54: Tambores para asfalto ( 
a tas y hs. 

ll.lS.út: .Liquido emulsor (7.411), 
10,15 hs. 

11|8|54: Envases tojalata 2 litros (7.422), 
a ,aB 11,15 hs, 

U'lsj54: Material para líneas eléctricas 
(7.244), a laa 8 bs, - 

12tSlí)4: Repuestos para surtidores Siam 
(7.359), a las S.30 lis. 

12|Sj!»4: Válvula» (7-2*14), a las 9,30 lis. 

12ÍSI54: Visibles para surtidores (7.277), 
a las 10 lis. 

12J815-1: Formularios (7. Sil)), a las 10/J0 
horas. 

12|8(54: Reparación motores Cummins 
(7.2Ütíí, a laa 11 hs. 

DivlsIOn Licuaciones, julio 29(1954. — 
Hugo Corrales Bailvfi, jefe División Lici- 
taciones. , _ „ 

e.4¡S-Ns L-4.201-v.lU!S|¡>4- 



e.4|8-N» L-4.202-v.l8¡8¡54 



CONSTRUCCIÓN DESTILERÍA 

"PRESIDENTE PERÓN 1 ' 

TIRO J?EL»EKAL 

Expié. CA'UjC. Xí 1.13S[5i 
Lltlmase a Licitación pública íí» ÜlS, 
16 hs., para la rrovisiúa de ciectroüos. 
La apertura de ta licitación se efectua- 
rá el día íl de agosto de 11*54, a las horas 
Indicadas, en la oficina de Compras, Su- 
ministros, Tiro Federal (rZuzi PerOn), lu- 
Kar donde deben concurrir ios interesa- 
dos pitra solicitar los pliegus do condicio- 
nes correspondientes. — Caritos itodrisuez 
Merlo, .lelo de Compras, 

e.4|S-N« r J -4.206-v.t;¡á|34 

HAS UJCL ESTADO 
fMl'JftSSASi JVAUIOXALJÍS W1Í ÜXKHCIA 

Llámase a Licitación Pública N» '¿.QM 
para el día :¡0 de adusto a las u hs., para 
la constricción y montaje de dos calde- 
ra» de ití vn. ve c/jpacidad en la Super- 
ustna uva l J er6n. 

Retirar pliegos en Alsina 1IG9, de 7,30 
« 13,30 hs. t n _ iil( . 

e.4ÍS-N* L-4.207-v.iai(ítí»* 

Ministerio de Obras Públicas 

A !'l!W 1K ISTlt ACIÓN G Jü A'IiitA I . 
JtíJi; VJALIJUAU jVACIUiVAI,. 

l^icitaciOn pública de las obras del ca- 
mino de Atíua de la Cumbre, Chancan!, 
Sección progresiva !>,CO0 - 15,B2tí, pe- 
sos 10.240,832,60. Presentación propues- 
tas: 27 de agosto, a las 15 horas, en la 
Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3, plan- 
ta baja, Capital Federal. 

e.4Í8-M* L-4.1S7-v.25<S|o4 



Ministerio de Defensa Nacional 
mmscciox «bneraIj 

11 E .F A:ll tí Hí At; ¿\>m-;s ü 1 1 1 . 1 TA It K.-j 

i) JSVAnTA SITÍNTO CONSTRUCCIÓN KS 
E rVSTAT>A«3IOSKS 

IJtHaHón Públi<:n Tí? WL>¡54 (HCl t 

L tímase a licitación pública para ■:.>■".- 
tratar la "Construcci&n dñ un local do 
bombas", en la Fabrica Militar de Río 
Tercero (Planta, de Kino electrolítico), 
aita en la localidad del mismo nombre, 
Provincia de Córdoba. 

Apertura de. propuestas: 18 de agosto 
d» 1*54 a las 11 horas, en el Departa- 
mento Construcciones e Instalaciones, 
Avenida Cabildo N? C5, 3er. piso, Capital 
Federal. 

Pliego, de condiciones especiales; podrá 
consultarse o adquirirse al precio do po- 
sos 15. — el ejemplar, en el 'citado De- 
partamento todos los días hábiles de 8 
a 11 horas, como así en la Dirección de 
la Fábrica Militar mencionada. 

Momo £el presupuesto oficial; pe- 
sos 63.448,15 m|n. 

Deposito de fiaran tía: 1 % del monto del 
presupuesto oficial, en efectivo, títulos o 
garantías de licitación. No se aceptarán 
Pilcares. — Fdo.: Pedro Charpy, Coronel. 
.Tefe Departamento Construcciones e Ins- 

Ulacioues. e .<!S,W&-4.19n-v.lO¡S|B4 



JHRECCIOA* XACIONAL 
ÍJI0 l!*>TITrTOS ' PKA'AlrKS 

jb.sriwditJít* T-aaiO'i-i . i*. 

Llámase a Liciiacíúii Púbiica K» 2, para 
el tLa 'J ü¡¿ agosto del corriente año, a las 
10 hora?, con el objeto de resolver ia yd- 
<iuit>ición ae madera pino Spruce, I J a<aná r 
Brasil o similar de diícr«ntes medidas; 
tirantes de madera dura distintas mediúaa 
tipo Virapitá, Curupay, VirapirO o simi- 
lar; ejiones, riostras, chapas, abracade- 
ras, ángulos, bulones y tuercas en hierro 
y chapas aslálticas tipo Kubeioy'o simi- 
lar; con desuno a la construcción de la 
panadería y alojamiento de las obras de 
ampliación de la Colonia Penal Fte. Ce- 
neral Hoca {U-o), Río Nej^ro. 

Kl acto se llevará a cabo en la Unidad 
en presencia de los interesados que de- 
seen concurrir. 

Por m;is datos, pliegos de busos y con- 
diciones, etc., dirigirse a Ja mencionada 
Unidad, todos los días hábiles de 12 a 
13,15 hs. 

Dueños Aires, 23 de julio de 1254. — . 
Roberto Pettinmo, Director Nacional de 
Inetitutos Penales. 

e.3lS-N? L-4.1S0-v.9t6|54 

apealóme X-3I«¡S3-I.l 



Por más detalles y especificaciones, 
consultar y retirar filtefiOB en la División 
Adquisiciones, Bolívar Ne 191, planta ba- 
ja. Capital' Federal, de 11,30 a 17,30 horas, 

Buenos Aires, julio 28 do 1054. — Ki 
Director do Administración. 

e.3<8-NJ L-4.131-v.Ü|S¡54 

Ministerio de Salud Pública 



- CONSKJO XACIU3VAI, 
DE coxsTiíi;c<;ioxtos SAGITARIAS 

Ucltaoióii I> Al>llcn X» '2"H\já 
>^xp edlíeo te tiv 4>l»27f!í4 

Llámase- a licitación pública hasta el 
día 31 de aijosto de 11/54, a las 16 horas, 
para la construcción del Hospital de 100 
camas "Flva Perón', en la ciudad de Car- 
men de Patagones, Fvcia. de Ds. Airesv 

Pliegos y consultas en la Subsecretaría 
de Construcciones, Dirección de Contabi- 
lidad (Dpto. de Licitaciones y Compras), 
sito en paseo Colon 255, Cer, piso, de esta 
Capital y en el Juagado Federal de la 
Pvcia. de Bs. . Aires, sito en la calle 54, 
N9 657 de la ciudad Uva Perón, Pvcl^ 
Bs. Aires. 

Presentación de las propuestas en la 
mencionada Dirección de Contabilidad, 
sita en Paseo Colón 255, 3er. piso, de esta 
Capital, hasta el día y hora indicados y 

„_,. _ , . en el Juzgado Federal de la Pvcia. do' 

Llámase a Licitación Pública Nv 3, para ] Buenos Aires, hasta cinco (6) días antes 



el día i» de agosto del corriente año, a 
las 1.5 lloras, con el objeto de resolver la 
aftqnisiHfm de caños, ramales, curvas, eo- 
lios. ! 'i: o fies, piletas de patio, tapa oAma- 
.r<vs re., illas, boca de acceso de hierro fun- 
dido; caños dt fibro-cemento, codos yola 
de plomo, tirones de plomo do diferentes 
medidas, plomo para fundir, cajas de plo- 
mo y artefactos sanitarios, etc.. con des- 
tino a ia construcción de la panadería y 
alojamiento tle las obras de ampliación 
de la -Colonia Penal Fte. General Roca 
(tj-ñ>, Río Negro. 

Kl neto se llevará a cabo en la Unidad 
de referencia, en. presencia de los intere- 
sados que deseen concurrir. 

Por más datos, pliegos de bases y con- 
diciones, etc., dirigirse a la mencionada 
Unidad, todos los días hábiles de lunes 
a viernes, de 12 a 19,15 horas. 

Buenos Aires. 23 de Julio de 1354. — 
Roberto Pettinato, Director Nacional de 
Institutos Penales. 

e.3¡8-N* L-4.120-V.9ISI54 



Exiirdfeiuc T-:S03|S3-T.P. 

Llámase a Licitación Pública N? 1, para 
el día i) de agosto del corriente año, a ias 
15 horas, con el objeto de resolver la ad- 
quisición de cemento portland, cal hidráu- 
, . lica y hierro redondo de diferentes medi- 

Ministerio de Asuntos Técnicos aa». con destino a ia construcción de ja 

«. u >x*«» uv « « «. i I)an;i d fcI -í a y alojamiento de las obras de 

ampliación de la Colonia Penal Fte. Ge- 
neral Roca (U-5), Río Negro. 

121 acto se llevará a cabo en la Unidad 
de referencia, en presencia de los intere- 
sados que deseen concurrir. 

Por más datos, pliegos de bases y con- 
diciones, etc., dirigirse a la mencionada 
Unidad, todos los días hábiles de lunes 
a viernes, de 12 a 13.15 borae. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1954. — 
Roberto Pettinato. Director; Nacional de 
Institutos Penales. 

e.S|8-Ní L-4.12S-v.9jS¡54 



mitKCCIOX GEKK1ÍA1 UKh SKRVIOIO 
MKTI3fíltO£.OCl.CO NACIONAL 

Espediente 3í? (S-Lfin.'íiS'l 
Llamase a licitación pública para 
día 1.9 de agosto de 1954 de acuerdo 
siguiente detalle: 

Licitación Pública N(f 22: Apertura 15 
y 30 horas, Construcciún-e instalación de 
un túnel aerodinámico para taraje de j 
anemómetros y anemógrafos. i 

Los pliegos de bases y condiciones y¡ 
demás detalles generales serán suminis- 
trados en el Departamento de Administra- ¡ 
tiva (División- Adquisiciones), .calle. Paseo 
Colón 301. Capital. „„ .„._.«.. 

e.l|8-N<jL-4.183-v.lOf8104' 



el 
al 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



ANTERIORES 



DIJtECCIOX ' GENERAL 
UE AlilULVIS TRAC ION 

LIclliteiOn Pública N* 1371,54 
Kxyte. ¡i* 10S.7«y¡5:i y agreg. 

Llámase a licitación pública para el 
día lii del mes de agosto, a las 15 horas, 
para la enajenación de elementos en 
condiciones de refago existentes en los 
DepüBitos Regionales de Rafaela (Santa 
Fe), Rosarlo Tala OSnire Ríos) y en los 
Talleres y Depósitos Regional de Villa 
Nueva CCórdoba), dependientes de la Di- 
rección General d$ Sanidad Vegetal. 

Fl pliego de condiciones se encuentra a 
disposición do los interesados en la Di- 
rección General de Administración, Sumi- 
nistros y Patrimonial, Paseo Colón 074, 
2í piso (Oficina 127), Capital Federal y 
• en los citados Depósitos Regionales. 

DI acto de apertura tendrá lugar en la 
Dirección General de Administración. — 
Kl Director General. 

e.4l3-Ne L-4.l?3-v.l0|8¡54 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PARQUES NACIONALES 

I Jámase a Lie, Públ. N9 780, ap. día 
111$ ¡5 4, a las 16 horas, prov. cubiertas y 
cámaras. Pliegos s¡c, Div. Suministros, 
Santa Fe 600, 2» p., Cap. Depósito 1 % 
sob. el total oferta. — Jefe División Su- 
ministros. 

e.4¡3-N9 L-L194-V.10|S¡54 



PROVINCIA FRIíISJ DENTE PERÓN 

MINISTERIO. DE ECONOMÍA 

Dli-cceiótt de SmníuihfiOfl 

Licitaciones Públicas Jiro». J.O. 11 y 12 

Espediente S. 3H5{¿4 

Llámase a licitación pública para el 

dia 25 de agosto de 1T54 a las. 9 horas 

para la adquisición de los siguientes ele- 

I mvntos: 



Ministerio de Transportes 



AGVAS CORRIENTES 
DE BAUJA BLANCA 

Llámase a licitación pública para la 
adquisición de: seis mil (6.000) metros de 
tubería de flbro cemento; seiscientos (600) 
medidores para agua fría: diez mil 
(10.000) kilogramos de cañería de plomo 
y accesorios de hierro fundido para ca- 
ñerías de fibro cemento. 

Apertura; 19 de agosto de 1954, a las 
16.00 horas. 

Tnformes: Vieytes 302, Bahía Blanca. 

Bahía Blanca, 27 de Julio do 1954. 
e.418-N9 L-4.204-V.18|8¡54 

K. Jf. T. 

ADMINIST RACIÓN GENERAL 

AEROPUERTO ."MINISTRO PISTARINI" 

Llámase a licitación pública para: día 
18i8t54, a laa 10 horas. Lio. Pública S¡54 
(2? llamado), "Automatización sistema tu- 



Iilcilacióii Pública Xro. 10 

* MÍO, U 1POS VIAL E.S" 
Motos conservado, as a gas-oil do 8 
pies, njOtoulvcladora¿ pesadas de 12 pies, 
motopuias do 30 metros cubitos, tracto- 
res oruga de 100 D. P.» topadoras para 
tractores de 1Ü0 H, P„ taller rodante com- 
pleto, banco pruebas para diesel, máqui- 
nas Kan jado ras para cnnalot, camión as 
volcadores de 5 a 7 toneladas, camionetas 
Pl(k-Up de 750 kgs., 15 % de ropucstoa 
para todo lo pedido. 

Licitación Públlcn Nro. i;l 

"AUTOMOTORES" 

Automóviles ambulancias, camiones re- 
gadores, camionetas, camión celular, co- 
ches Sedan, Jeeps, motos barredoras, ca- 
miones recolectores do basura. 

Licitación Pública Nro. 12 
"MATERIAL AEBEl)" 

Aviones cuatr (plazas sanitarios, aviones 
triplazas para espolvoreo. 

Las mismas se llevarán a cabo de 
acuerdo al pliego do condiciones y cláu- 
sulas particulares quo so podrán adqui- 
rir en la Tesorería General de la Pro- 
vincia. Avenida 9 do Julio 416, Resisten- 
cia, todos los días hábiles do 7 a 12 ho- 
ras, en la suma do ($ 500. — inln.) qui- 
nientos pesos' m|n. cada uno, — El Direc- 
tor de Suministros. 

e.l9|7-N» L-3.S-V0-v.25|8¡54 



Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE LEY J.3.S91 

Llámase a licitación pública para el día 
1S do agosto de 1954, a las 15 horas, para 
proceder a la adjudicación poi venta al 
mejor postor, de tres (3) embarcaciones, 
cuyas características se detallan en los 
cláusulas particulares del pliego de con- 
diciones, el que podrá ser retirado en la 
División Despacho General de ia Comisión 
de Administración de la Ley 13.891, Mo- 
reno 1.729. 3* piso, de 11.30 a 17 horas, 
todos loa días Hábiles. 

_ . e.2t&-*f? L-4.085-v.CJ8|5í 



Expediente D-^I)3|iM-I.P. 

Llámase a Licitación Pública Nfl.4, para 
el día '.) de agosto del corriente año, a las 
15 horas, con el objeto do resolver la ad- 
quisición ele tirantes de madera de Guin- 
do Fueguino. Pino Spruce, Paraná o si- 
milar fjn largos de 3 metros mínimo de 
diferentes medidas, con destino a la cons- 
trucción de la panadería y alojamiento 
de las ooras de ampliación de la Colonia 
Penal Fte. Gral. Roca (U-5), Río Negro. 
, El acto se llevará a cabo en la Unidad 
de referencia, en- presencia de los intere- 
sados que deseen concurrir. 



de la fecha de apertura. 

Presupuesto oficial mSn, 5.241,113 to c|L 
— Orfco P. Cotino. Jefo Dpto. de Licita- 
ciones y Compras. 

C.30I7-N* L-4.071-v.20-8|Gl 

CONSEJO DE GRANDES LUCHAS 
SANITARIAS 

Expediente N'í 4!KSÍ)!Í¡34 

Llámase a Licitación Pública Na 9¡55, 
para el día 25 del mes de agosto de 1954, 
a Jas 14,30 horas, para subvenir las ne* 
cesldades que a continuación se detallan, 
con destino al Hospital Nacional de Neu* 
ropsiquiatría y durante el año 1955. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones, Sección Licitaciones Públicas. Pa^ 
seo Colón 321), séptimo piso, Capital Fe- 
deral, debiendo dirirílrso para pliegos « 
informes al citado Departamento o a la 
Dirección General de Sanidad Buenos Ai^ 
res - Litoral, Paseo Colón 255, Cap', Fed. 

Las necesidades so refieren a alimentos 
(aceite, leche, fideos, .papa, harina de trin 
go. arroz, avena, yerba, verduras varias, 
etc.). 

Buenos Aires, agosto 3 do 1354. — - 
F!l Director General de Administración. 

0.3IS-N» J>4.133-v.l6i8(54 



DIRECCIÓN GENERAL DE ENTE NS I OH 

HOSPITALARIA A DOMICILIO 

\ OBRA SOCIAL 

Expediente N9 50.380154 
Llámase a Licitación Pública Nfl 194S54, 
para el día 11" del mes de agosto de 1964» 
a las 15 horah, para subvenir las necesi- 
dades que a continuación se detallan, con 
destino a la Dirección del epígrafe y sus 
respectivas filiales y durante el año 1354. 
La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contratacio- 
nes, Sección Licitaciones Públicas, Paseo 
Colón 329, séptimo piso, Capital Federal, 
debiendo dirigirse para pliegos e Infor- 
mes al "citado Departamento- 
Las -necesidades se refieren, a mesas, 
sillas, armarios, archivos, ficheros, guarw 
daiTOEas metálicos y madera para oficina. 
Buenos Aires, 30 de julio de 1954 — '- 
El Director Gral. de Administración. 

e.30l7-Nfl L-4.072-V.5I8I64 




Buenos Aires. 23 de julio de 1354. — 
Roberto Pettinato. Director Nacional de 

Institutos Penales. „ olri 

e.S 8-Nf L-4.l27-v.9,8154 



Ministerio de Educación 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE BUENOS AIRES 
■ Expediente M--Ji3J|54 

Llámase a licitación pública hasta el 
dia 20 del próximo mes de agosto, a las 
15 horas, para la provisión de instrumen- 
tal científico, productos químicos, lám- 
paras, uniformes y equipos, elementos de 
limpieza, útiles de oficina, destinados al 
Instituto de Neurocirugía, a cargo del se- 
ñor Profesor doctor -Ramón Carrillo- 

Los respectivos fuegos de condiciones, 
pueden obtenerse en el Departamento Ad- 
ministrativo, Paraguay 2155, todos los 
días hábiles, de lunes a viernes y de 14 
a 17 horas. — El Jefe del Departamento 
Administrativo. 

O.30J7-N9 L-4.073-v.20'8[54 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACV LTAD D E BEREC II O 

V CIENCIAS SOCIALES 

Licitación Público N<? 24 

Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de ocho (8) días para lo adquisi- 
ción de uniformes y equipos. La apertura 
do las ofertas se efectuará públicamente 
el día 11 de agosto próximo, a .las 18 ho- 
ras, en el local de Llcitacioncu y Com- 
pras de la Facultad, Avenida Presidente 
Figueroa Alcorta N9 2263, Planta Princi- 
pal Capital Federal. Para pliegos de ba- 
ses' y condiciones." dirigirse a dicha sec- 
ción días hábiles de 16 a 18 horas. — 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1954. — El 
Contador de la Facultad. 

C.2J8-N» L-4.100-v.llj8[54 



COMISIÓN NACIONAL DE APRENDIZA- 
JE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Expte. E-4S.SS4|54 
Licitación Público Tív 2Sfl 

Llámase a Licitación Pública (Ni 28C). 
cuya apertura tendrá lugar el día 13 de 
agoste de 1954. a la hora 13, para la ven- 
ta de las materias primas, nue a. con- 
tinuación se detallan: Box-calf, cemento, 
bobinas de hilo, forro lienzo (con o sin 
apresto), lustro!, lintaB y descarne culala. 



Ministerio de comunicaciones 



CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
Expíe. Ní> 72f>¡S«)Bl 
Llámase a licitación primera pública!, 
tendrá Rgar el día 16 de agosto do 
para contratar la ejecución dc¡ sor- 
do transpone de correspondencia en«" 
Comodoro Rivadavia (Dto. 23«) y RÍO 
Gallegos (Dto, 24»). Por el pliego de con* 
tildones y demás datos, ocurrir a la cabe- 
cera del Distrito 239 (Comodoro Rivada- 
via), o la Secretarla General (Lie), Co¿ 
rreo Central, Buenos Aires, — José Pedro 
Calvo, secretario general. 

e.2¡S-N? L-4.C3C-v.l3i8¡5i 



Ebtpte. N9 7.SS0!DC|47 
Llámase a licitación segunda pública; 
que tendrá lugar ol día fi do agosM de 
1954, para contratar la ejecución del ser*' 
vicio de transporte de correspondencia enr 
tre Puerto San Julián y Bohla Laura' 
(Dto. 249), Por el pliego de condiciones 
y demás datos ocurrir a la cabecera dol 
Distrito 24» (Río Gallegos) o ta Secreta- 
ría General (Lie). Correo Con ti olí Buenos 
Aires, — José Pedro Calvo, Secretario Ge- 
neral. 

c.2!S-N* L-4.091-v.4iS|5* 

TELEFONOS DEL ESTADO 
Licitación Páhlictt N? 1S0-PI54 
NQ 1S9-P[54. 16ISI54. a las 13. Por la pro- 
visión de escaleras de madera simples y 
do extensión. Pliego do condiciones, hiforJ 
mes, entrega y apertura de propuestas eni 
Sección Compras, Paseo Colón 731, Capital. 
- * e.2|8-N<? L-4.992-v.6¡S|54 

TELEFONOS DEL ESTADO 
Licitación Pública Ne 1S7-P-54 

Ní 187-F-S4, 1818154, a las 12: Por la 
provisión de aparatos para servicio do 
secretaría. 

Pliego de condiciones, Informes, entre-* 

ga y apertura de propuestas en Sección 

Compras, Paseo Colón 731, Cap. Federal. 

e.3!8-N? L-4.132-v.918U!* 



Licitación Pública X9 182-PÍ54 
N9 1S2-P154: 2013(54. a las 12. Por la 
nonstrucción del edificio "Golf", en Do-* 
rrego y Av. Cabildo, Capital Federa^ 
destinado a central telefónica. Valor ea* 
timado % 33.473.600 m|n. 

Entrega do pliegos de condiciones jj 
planos en Paseo Colón 731, piso 29, Ca- 
pital, previo pago de i 500 roln. en Te* 
sorerfa General, Defensa 143, piso 5^ 
.Capital, de R!.30 a 16.30 horas. 

Informes, entrega y apertura de pro* 



11 



BOLETÍN OP'ICIAÍ. -—'.Sección de Legislación y Licitación en' —Miércoles 4 dé agosto de 195i 



puestas en Sección Compras; Paseo Co- 
tón 7S1, Capital,. 

e.l9|7-N° L-3.87S-v.9ÍS|54 



Ueilnclún Púlilicn 2¡< 149-P¡54 

N: 14ÍI-P.54 (2» llamado) 27-8-5'! a las 
12, Por la construcción do un edificio en 
Azcuénaga 249i57, Capital Federal, desti- 
nado a la central telefónica de larga dis- 
t Alacia "Evita". Valor estimado $ S.S22.S0Ü 
min.' Formulación de consultas basta el 
día T'Sló 1 !. 

Entrega d e pliegos de condiciones y pla- 
nos tu Paseo Colón 731, piso 2'J, Capital, 
proviG pago (te § 200. — rain, en Tesorería 
GeinMal, Defensa 143, piso 5v, Capital, do 
12.30 ít 16. 30 horas. Informes, entrega y 
apertura de propuestas en Sección Com- 
pras, Paseo Colón 731. Capital. 

e.29|7-N» L-4.030-v.lP ; Si51 



Licitación Pública K* 177 P|54 

N-» i.~l-Pi54. - 27ISI54, a las 1í>. Por la 
construcción de un edificio en la ciudad 
de Kosario, provincia de Santn Fe, deán- 
nació a central telefónica. VaiOi estimado 
J 1L'.6o6.(J,j3,82 min. Pliego $ .-00. — muí 
Plir-g'O de condicionen y piano» en Sección 
Compras?, Paseo Colón 731, 2» r . iso, Capital 
Federal, y en Oficina Comercial de *t osa- 
rio. Mitre 764, Rosario, Provincia de S:t ri- 
ta í-'e.. Entrega y apertura de t >ropuest 'i? 
err Secc'ón Compras, Paseo Coito) 731, Ca- 
pital Federal. 

e.23|7-N' I*-3.9aC-v.l3¡S|¡".4. 



l.icitni'ión Púlilicn N? 17tt-P]."-| 
N9 17S-PI54. - 27-8-54, a las lt Por con>- 
íriicciftn de un edificio en la ciudad de 
Sas.ta Fe, provincia de Sano Fe. desti- 
nado a central telefónica. Valo: estimado 
total i 11.106.889.20 m|n. PHeci., $ 300.— 
min, Pliego de condiciones' y planos cr. 
Sección Compras, Paseo Colón 731, 2» piso, 
Giiiííliil Federal y en Oficina Comercial, 
Santa Fe, calle 25 de Mayo 224 l Santa Fe. 
Entrega y apertura de propwestiif?, en 
SeccíAjí Compras, Paseo Culón 731, Capila; 
Federal. I 

e.23l7-N» L-".9S6rv.l2'S;;i 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE SUMINISTROS DEL EáTAOO 

(Expediente N? 7.464-S3) 

Llámase a licitación públicn: para la 
venta de prendas de vestir provenientes 
de rezagos do la Fundación "Eva Perón". 
La, apertura do las propuestas se realiza- 
rá el día 12 de agosto de 1954, a las 15 
horas. Pliego de condiciones y presenta- 
ción de propuestas, H\pólito Yilgoyen nú- 
mero 1236, Capital. 

e.2lS-N*> L-4.103-v.S[8|54 



(Expediente N? SJKiS-M) 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de un aparato- ponepliogos. La 
apertura de las-propuestas se realizará el 
d(a 12 de agosto de 1954, a las 15.30 ho- 
ras. Pliego de condiciones y presentación 
de propuestas Hipólito Yrigoyen número 
.1236 Capital 

c.2|S-N» L-4.H>6-v.G¡S|54 



(Expediente N? 5.190-5<i) 

Llámase a licitación pública para la 
concesión de un local p|negoclo de verdu- 
lería y frutería. Ciudad Evita, Pdo. de 
la Matanza, Peía. Bs. As, La apertura de 
las propuesta» se realizará el día t 12 de 
agosto de 1954, a las 15.55 horas. Pliego 
de condiciones y presentación de propues- 
tas, Hipólito Yrígoyen N v 123(5. Capital. 
e.2|g:No L-4.107-v.6|S|54 



(K-cpcdlente Ni ÍÍ.DOrí-ÍH) 

Llámasv á licitación pública para la 
provisión de uniformes, sobretodos, etc. 
La apertura de las propuestas se realiza- 
rá el dta 9 de agosío de 1954, a las 15. 3ü 
horas. Pliego de condiciones \ .presenta- > 
ción ile propuestas, Hipólito Yrigoyen 
N» 1236, Capital. 

e.2)S-Nv L-4.1(>S-v.4¡S¡5í 



Licilnrum Púlilicn N9 180-P/54 

NV 1S0-P/54 — 19/8/54,' a las 12; 
Per la construcción del edificio "Wr- 
DOt" en Ay. La Plata entre Gara y e 
Inclan. Capital Federal, destinado ti 
Centra! Telefónica. Valor estimado to- 
tal $ 15.977 151 m/n. 

Entrega de pliegos de condiciones fi- 
níanos en Paseo Colón 731, piso 2<?, Ca- 
pital, previo uago de ¡ 400 m/n. en 
nuestra Tesorería General, Defensa 113, 
piso o?. Capital, de 12,30 a 16,20 hs. 

Informes, entrega y apertura de pro- 
puestas en Sección Compras, Pasee Co- 
lon 731, Capital. 

6.15I7-N0 L-3.S17-v.5i8|54 

Licitación Publica Nfl 100-P-:M 

Nff 1S0-P-54. 16 8154, a las 12: Por la 
provisión de dos auto-elevadores eléctri- 
cos a horquilla. I 

Pliego de condiciones, informes, entre- ■ 
S'a y apertura de propuestas en Sección j 
Compras, Pa3eo Colón 731. Capital. 

e.30l7-N« L-L04S-v.5iS|ó4 



Expediente N» ,1.0:i4!r>4 
Llámase a licitación publica para la 
provisión de repuestos para coche, ca- 
mión, camioneta, jeep. 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el dfa 11 de agosto de l'&5* a las 
lí. — horas. Pliego de condiciones y pre- 
Rentación de propuestas, Hipólito Yrigo- 
ven Xv 123C, Capital. 

e.30|7-N' L-4.075-V. 518154 

ID x pedí en te 'No rt.3:i7 |r,4 
Llámase a licitación pública para la 
provisión de granito de piedra triturada. 
La apertura de las propuestas se reali- 
zará el día 11 dé agosto de 1954 a las 
35.30 horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, Hipólito Yrígo- 
yen Ke 123G, Capital. 

e.30l7-N*L-4.07C-v.5IS|54 



radiodiagnóstfeo, terapia, tomógrafos o 
planígrafo, potter bucky, radioterapia, 
roen tgenf oto grafía y radiodiagnóstico den- 
tal, de fabricación extranjera. 

Pliego de condiciones e Informes en esta 
Dirección General San Martín 10. Capital. 

Buenos Aires, julio 30 de 1954. — 

El Gerente de Economía y Contabilidad. 

e.30[7-N»L-4.047-v.l2j8|54 



expediente Sí» 43.64SJ5J 

Llámase a Licitación Pública N? 40. el 
día 19 de agosto: de 1954, a las 16 horas, 
para la provisión de muebles metálicos: 
mesas, mesas de luz, sillas, cumas arti- 
culadas y para cardíacos. 

Pliego de condiciones e informes 1.1 esta 
Dirección General San Martin 10, Capital. 

Buenos Aires, 28 ce julio de 1951. — 

Kl Gerente de Economía v Contabilidad. 

e.2S:7-üí?:L-4.017-v.lO|8l54 



Ministerio de Industria 
y Comercio 



COMBL'ísTlílLES SOLIDOS MLXEHALES 
j-|7» "V Ti E ) 

Licitaciones Pública*;:' Día 10¡i|54, N» gl| 
54, .'Separación automóvil Dodge, 16 hs. ; 
N» 99)53, Repuestos p|automOi3rts, 1C.15 
hs. Día 13¡Sjü4, No 82Í54, Bombas de inyec- 
ción p|motores Buda, 16 lis. informes y 
pliegos en Av. T-, S. Peña N» 1190, de 14 
a 17 horas. 

e.30|7-N» I.-í.044>v.G18|54 



AGUA Y EXE11C1A KLECTllICA 
ü:. N. l>. E. 

Llámase a Licitación Pública N*. 201154, 
para el día 10 de septiembre do 1954, a 
ias 15 hs., para la construcción de un edi- 
ficio para tableros' de la Estación Trans- 
formadora de Paraná (Provincia de Entre 
Ríos), cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de Doscientos noventa y ocho mil 
novecientos diez y siete pesos moneda na- 
cional (mín. 298.917. — >. Los pliegos de 
condiciones especiales cuyo valor es de 
mjn. 250. — , podrán consultarse -y adqui- 
rirse en nuestras oficinas de Talleres y 
Suministros, calle Lavalle 15í'6, Capital 
Federa), todos los días hábiles, de 13 a 17 
liorna. 

e.30|7-N«> L-1.084-V 5\$\í-i 



ro 2. 684): Provisión' de grupos sopla- 
dores para aire, accionados por motoi" 
eléctrico; Agosto 2 a las 10 hs. (PliLgo 
!N<? 2.GS7): Papelería (formularios 1 !. 

Retirar-pliegos en Alshaa 110:» de 7,2(1 
a 13,30 horas. — das del Estado 
(E. N. ». E.). 

e.2l|7-K° L-3.92 7'V.4]S1M 

Prorrógase para el día lfi dé agosto a 
las 12 hs, la apertura dé la licitación pú- 
blica Ní 2663,. referente a la adquisición 
de válvulas varias y reguladores de pre- 
sión. — Retirar Pliegos en Atslna 11CS 
de 7,20 a 13,30 horas. — Gas del Estado 
E. -N. D. E. 

e.2|3-Xí L.4.102-v.G;SM 



Expediente N? r..2fi2|r»j 

Llámase a licitación pública para la 
previsión de F<*-Pe'. cartulina, sobres. 

1-a apertura de las propuestas se reali- 
zará el dfa 23 de agosto de lPM.a.las 
35. — horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, Hipólito Yrigo- 
yen X'.' 123(¡, Capital. 

e.30l7-N» L-4.077-V.12ISI04 



l^xriedlcHtc Wf 4.7M\&\ 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de uniformes de verano. 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el día 19. de agosto de 1951 a las 
15. — horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, ; Hipólito Vrigo- 
yen Kí 1236, Capital, 

e.aS^-N'J L-4.001-v.lO|S]5l 



IJeilni-lfia Pública N» ll>1-P-r^l 

Nf líil-P 7 54, 13'8'54, 'a las 14: Por la 

adquisición de un terreno en la localidad 

de Verónica, provincia de Buenos Aires. 

destinado a la construcción de una nueva 

.ceutrai telefónica. 

Pliego de condiciones, informes, entre- 
ga y apertura de propuestas en Sección 
Compras, ' Paseo Colón 731, Capital Fe- 
deral. 

e.30|7-N? L-4.07S-V.5 8,54 



Expediente N» f..307|r>4 
Llámase a licitación pública para la 
provisión de chapas movibles, de bronce. 
La apertura de las propuestas se realí- 
zala el dia 13 dé agosto de. 1954 a las 
15, — horas. Pliego de condiciones y pre- 
sentación de propuestas, Hipólito Yrigo- 
yen N° 1236. Capital. 

e.3l3-NoL-4.125-v.9|8)54 



Ucttnclíín Pública Ni Ofí-P-r.-l <■ 

N> »s-r-5-i (2? llamado), 10(3154. a las 
Í4: For la provisión de lámparas eléctri- 
cas y arrancadores para lámparas fluo- I 
rf-pceiit ' s. 

PJiego de .coüdíciones, Inforriies, entre- 
ga y apertura de propuestas en Sección 
Comnras, Paeeo Colón 731, Capital Fe- , 
d&rai. 

e.30l7-N? L-4.080-v.3'S!54 ' 



Licitación Públicn Nv 17J-P-54 | 

N» 171-F-54, 31 S 54. a las 15: Por la i 
provisión e instalación de dos ascenso- 
res en el edificio "Rocha Paz", calle 47, 
■Nv 686ISS. ciudad Eva Perón, provincia de 
Buenos Aires. Valor estimado í-715.000. — 
m>n. Pliegos S 75. — nun. i 

Pliegos de condiciones y planos en Sec- 
ción Compras. Pasteo Colón 731, 2? piso, I 
Capital Federal, y en Oficina Comercial 
de Telefonos del Estado, Avda. 51 N» 4 93, 
ciudad Eva Perón. v , 

■ Entrega v abertura de propnestaíí en ' 
Sección Compras, Paseo Colón 731, Capi- 
tal Federal. 

e.30l7-N T 9 L-4.0Sl-v.20!&!S4 



Expediente N? ."^íir.|54 

Llámase a licitación publica, para la 
concesión de un local ■ mnegocio de tin- 
torería - lavandería v taller de planchado, 
Ciudad Evita Pdo. de Matanza,* Pcia. 
de Bs. As. 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el día 13 de agosto de 1054 a las 
L*>,2fi horas. Pliego de confltoioní's y pre- 
sentación de propuestas,' Hipólito Yrigo- 
ven "X» 123Ü. Capital. 

e.3l8-Xt'L-4.12C-v. 918154 

CO.MISIOX ADMINISTRADORA 
BIENES LEY 14.12* 

Slaltcría Argentina, E. N. 

Llámase a Licitación Pública N? G. para 
la construcción, de edificio y silos en P.o- 
surio. La apertura de las propuestas se 
realizará el día 19 de agosto de 1954 a las 
11 horas. Para consultar detalles, retirar 
pliego de condiciones y presentar pro- 
puestas dirigirse a Offcina de Compras. 
Cnngullo G67, Capital Federal. — Geren- 

e.22l7-X5 1.343-v. 518154 



DIRECCIÓN OEXERAX DE 
ADMINISTRACIÓN 

Excediente Vi 117.7"li53 
Llámase a Licitación Pública Ni C3, pa- 
ra el día 9 de agosto de 1954, a las 16 ho- 
ras, para reparación de un cocho "Nasli" 
modelo 1942. 

Pliego de bases y condiciones detalla- 
dos, en la División Compras y Suminis- 
tros, Paraguay 8G7, de 11.30 a 17.30 horas. 
e.29¡7-N9 L-4.033-v.4|8|54 



DITIÍ'XCION KACltüViT, HE MlXICIltA 
CE. Í04.1MMIR4 

Llámase a Licitación Pública DNM. nú- 
mero 20|5 4. para el día 6 de agosto de 
1954, a las 15 horas,' para la adquisición 
de bombas centrífugas.. \ 

El pliego de bases y condiciones deta- 
llado está a disposición de los interesa- 
dos en la Dirección Nacional de Minería, 
Departamento Administrativo t Compras), 
calle Perú 552, 2* piso, Capital, de 11,30 a 
e.7l7-XT L-3.672-v.5|3|54 



C. E. 10S.OSO¡34 
Llámase a Licitación Pública DNM, 
Nc 2á|54. para el día 10 de agosto de 1954, 
a las 15 horas, para la adquisición de re- 
puestos para camionetas Pick-up Ford 
1051. /- 

■ El pliego de bases y condiciones deta- 
llado está a disposición de los interesa- 
dos en la Dirección Nacional de Minería, 
Departamento Administrativo (Compras), 
calle Perú 5G2, 2g piso, Capital, de 11,30 
a 17.30 horas. 

e.22|7-N° L-3.959-v.5|Sl54 



Llamase a Licitación Pública DNM. nú- 
mero 27(54, para el dfa 24 de agosto de 
1954, a las 15 horas, para la adquisición 
de instrumental para laboratorio químico. 

.El pliego de bases y condiciones deta- 
llado estü a disposición de los interesados 
en la Dirección Nacional de Minería, De- 
partamento Administrativo (Compras), ca- 
lle Perú 5G2, 2» piso, Capital, do 11.30 
a 17.o0 horas. 

e.29|7-Xí L-4.031-v.l9|8'54 



Ministerio de Industria 



Expediente N? ir>2.3Sf)|rM 

Llámase a Licitación Pública N? 64, 
para el día 13 de .iTOSto de 1954, a las 16 
horas, para la adquisición de útiles de 
escritorio. 

Pliego de bases y condiciones detalla- 
dos, en la División Compras v Suminis- 
tros. Paraguay R67. de 11,30 a 17.S0 horas. | 
— - Ken£ S, J. Ginliano, Director General 
de Administración. 

e.3l8-N(?L'-4,198-v,9|8ir ( 4 



Ministerio fíe Hacienda 

B1HECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Llámase a Licitación Pública Nc 28 para 
la adquisición de boleta-s- de depósito con i 
carbónico aplicado. Exnte. 290.86GI54. 

Lia apertura de las nropuestas se efec- 
tuará el día 11 de -agosto de 1054 a las 
1S horas. 

Para consultar detalles, retirar pliegos 
de con iliciones y nr^senf-ar propuestas. 
dirigirle ji C*£i."i;r' """ Compras, Lavalle 
N» 1268, ir p IOW , car: .1. 

O.3O|7-N«L-4,07i-v.5¡8i51 



Ministerio de Finanzas 

JIANCO 1113 T..A NACIÓN ARGENTINA 

Llftiiíaso a licitación pública para la eje- 
cución, provisión y colocación de cajas de 
seguridad, cabinas, decoración de hall y 
vestíbulo, rejas y mostradores de oficinas 
de control, para el nuevo edificio de Casa 
Centra], 29 grupo. Apertura l<y de septiem- 
bre próximo, a las guineo horas, en la 
División Compras y Suministros, local 714, 
2? subsuelo. Retirar documentación en la 
misma (pliegos y planos $ 200 — el jue- 
go). Consultas técnicas en la Djv. Inspec- 
ción Conera] de la Obra, entrepiso local 
17-E, I i q conquista 23. (P.N. 8S). 

o.SJS-N» L-4.109-v.2S|S|5i 

Llámase a licitación pública para pro- 
veer útiles y materiales elóctricos. Aper- 
tura 1.5 de agosto próximo a las quince 
en la Gerencia- de Administración. PUe- 
M'os f;ti la División- Compras y Suministros. 
Timé Mitre 320, 2t> subsuelo. (BN 851. 

e.B0!7-Ní L-4.04G-v,12|S|5i 

DIRECCIÓN GENERAL 

■D1C SERVICIOS SOCIALES 

PARA HANCAHIOS 

K.VLifcllenle Nv :tft.r»21iS4 

Llámase a Llictrichm Pública N? 41, el 
día 28 de setiembre de 1954. a las lfi llo- 
ras pura la adquisición, .de aparatos de 



Llámase*» Licitación Pública DNM. nú- 
mero 2S¡54, para el día 11 de agosto de 
1954 a las 15 horas, para la adquisición 
de dos motores Ford completos. 

El pliego de bases y condiciones deta- 
llado está a disposición de los interesados 
en la Dirección Nacional de Minería, De- 
partamento Administrativo (Compras), ca- 
lle Perú 5C2, 2e piso, Capital, de 11.30 
a 17. ÜO horas. 

c.29|7-Ní L-4.032-v.4|8¡54 



EMPRESAS NACIONALES DE ENERGÍA 
GAS IJEÍ. ESTADO 

Llámase a licitación pública para lo¿ 
días, y horas que se indica a continuación 
para la adquisición de los siguientes ma- 
teriales, agosto 10, a las 10 hs. (Pliego 
N? 2C93). válvula de hierro fundido y 
bronce. Agosto 10, a las 11 hs. (Pliego 
N9 2694). construcción y suministro de 
válvulas esclusas de hierro fundido para 
gas, de 1 kg|cm.2. do presión, óp 10 a 14" 
(254 a 356 mm.) de diámetro. Retirar plie- 
gos en Alsina 1169, de 7.30 a 13.30 hs. — 
Gas del Estado, E..N. D. E. 

e.30|7-N» L-I.043-v.5|8|54 



Llámase a Licitación Pública Ng 2.695. 
para el día 20 de septiembre, a las 10 hs., 
para la construcción de edificio^ y barrios 
de viviendas para las plantas compreso- 
ras a ubicarse en las localidades do -Mé- 
danos y Laprida, Provincia de. Rueños Al- 
ies. Retirar pliegos en Aísina 11C9, do- 7.30 
a 13.30 horas. — Gas del Estado. 

e,30(7-N* L-4.045-v.l3|8|5t 

Llámase a licitación publica para I03 
dfas y horas quo .so Indican a continua- 
ción, para la adquisición de los siguien- 
tes materiales: 

Agosto 19 a^las 10 hg. (Pliego nume- 



Llámase a Licitación Pública X9 2C9C, 
para el día 9 de agosto a la» :o hs. paia 
la venta rezago de cllirtdros sin costura. 
Retirar Pliegos en Alsiha 116!' de 7.3u a 
13,30 horas. — Gas del Estado E. N. D. E. 
e.2!8-N» L,4.10C-v.6jS|54 

Llámase a Licitación Pública N» 2700, 
para el día 20 de agopto a las 11 hs., 
para la contratación del servicio de co- 
branzas de facturas por consumo de ga3. 
mediante el sistema de "Agencias", el 
que se adjudicará entre comerciantes que 
operen dentro de los ■ siguientes rubros: 
Despensas, Tiendas, Bagares, B'nrmacias, 
Artículos para el hogar. Zapaterías y 
Piambrerías y ¿uyos negocios estén ubi- 
cados en las calles que indica el pliego, 
dentro de las Zonas Flores y Devoto. — 
Retirar Pliegos en Alsiha 11C9 de 7,30 a 
13.30 Hs. — Gas del Estado E. N. D. E. 
e.2|S-Ní L.4.1Ú4-V.6ISI54 

Ministerio de Obras Públicas 



r>E 



ADMINISTRACIÓN GENERA I 
VIALIDAD NACIONAL 

Licitación Pública N» l 2723 para la ad- 
quisición de 12 equipos motobombeadorea 
de asfalto. S 480.000. Presentación pro- 
puestas: 11 de Agosto a las 11,30 huras, 
en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal. 

c. 218 -Ni L.4.101-v.6|8lC4 

Licitación ' pública de las obras del 
camino de Santa Fe-San José del Rin- 
cón, Sección Santa Fe-Empalme Ruta 
16S B y Empalme Ruta 168' A-Puerto 
Colastiné. $ 1.809.131,20 (mejora pro- 
gresiva). Presentación propuestas: E¡ 
■ de agosto, a las IB horas, en la Sala 
de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta 
baja. Capital Federal, i 

e,15|7-N9 L.8.827-V.5ISM 



Licitación Pública No 2.741, liara la ad- 
quisición de heladeras eléctricas, encera- 
doras y aspiradoras, I 100.000. Presenta- 
ción propuestas: 9 de agosto, a, las 11.30 
horas, en la Sala de Licitaciones, Avenldi* 
Maipú 3, planta baja, Capital Federal. 

e.30|7-N? L-t.0C9-v.5|8|5t 



Licitación Pública K» 2.722, para la 
adquisición de indumentarias y elemen- 
tos de seguridad en el trabajo. % 830.000. 
Presentación propuestas: 6 de agosto, it 
las 11,30 horas, en la Sala de Licitacio- 
nes, Av. Maipú 3, planta baja, Capital 
Federal. 

e.22¡7^N v L-3.D5S-v.5|8t54 



Licitad Cn Pública No 2,724, para la 
adquisición de hierro redondo, $ 35.000. 
Presentación propuestas: 18 de agosto, a 
las 11,30 horas, en la Sala de Licitacio- 
nes, Av, Maipú 3, planta baja, Capita i 
Federal, 

e.318-N«L-4.122-v.9|S!54 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MATERIALES Y PLANTEI.l 
DIRECCIÓN PRINCIPAL DE 
SUMINISTROS 

Llámnse Licitación Pública Nc 2.493 has- 
ta 19 -agosto 1954, 16 horas, provisión: re- 
puestos plmotorcs ■ "Atlas Impertul", mo- 
delo 6-HM-2124 (camisas cilindros, bujes, 
cojinetes biela, juego resortes pJvátvulaH 
admisión y escape, tubos do Inyección, 
etc.). Consultas y propuestas* Dirección 
Nacional de Materiales y Planteles, Di- 
rección Principal de Suministros, C, Calvo 
190, Cap, — Pliegos y planos: ¿ 13. — mln. 
e.30¡7-Ne L-4.055-v.5¡S¡54 



OIÍRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente 23.7S0I105O 
Cañerías y válvulas esclusas; 7|9|1954 a 
las 15,. Charcas 1340. 

e.2l|7-N? L.3.934-v.4|S|5<l 



Licitación Públicn 
Motor marino. Expediente: 18. 68111951. 
"0|9]l953, a las 15. Charcas 1810 

e.30¡7-N* L-4.P70-V.5ISJ54 

Llcit liciones Públicas 

Tejas, zócalos, mosaicos, umbral graní- 
tico reconstituido y baldosas, tíxpedlenlo: 
214S11954. 23¡8¡1954, a las 15. Charcas 1840. 

c.30¡7-N9 L-4.v5l-v.5|8|5e 



Cilindros de bronce para bombeo. Ex- 
pediente: 17.827|1954. 24|fJ11951, a las 15. 
Charcas 1S-10, ' 

e.30|7-N» L-4.0&2-v.6|S|G.| 

Drogas y productos químicos Expedien- 
te: 17.S28|1SG4. 24j8[lS54, a las 1S 15. Char- 
cas 18-10. ! 

e.30|7-N» L-4.053-v.S|S|54 



Cañerías y accesorios do hormigón sim- 
ple. Expedíante: 17.953|1954. 2í>18iü4, a. la» 
15. Charcas 1810. ! 

c 3017-N? L-Í.0CI4-v.l2¡8|54 



Lid i tn-Ióu Pi'l vniln 
Expediente :;4.-t.Ví|P<10 

Arrendamiento finca-destinada a ofici- 
nas y casa habitación de la Administra- 
ción Mina Clavero y Cura Brochero (Cór- 
doba). — Pliego: Administración local y 
apertura en la misma él 23 do agosto do 
1954 a. las 12,00. 

e.3!8-N?L-1.121-v.5!8|54 



BOLK^IIÍV OKT.ei.AIj_-- S*'.tf.56n. (lo Legislación» y fJo ; Utftonc^ "—. Miércoles 4 do agosto de 135* 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

jhukccion «en&hál ok 
A u.M i 'jsis'ra ación 

' Licitación 1'fiblíoa' N9 ].4."í{J4 
Uxpte. S» ÜÜ.T»4G¡IÍ54 
llámase a licitación pública para el 
día 13 de agosto de 1954 a las 15 lloras, 
pura la' adquisición de 2 camionetas 
pick-up, equipadas con motor ' diesel 
45 H.P... para carga, útil de 400 a 750 Kgs. 
non cinco ruedas completas. 

■El pliego de condiciones, se encuentra 
a. disposición de los interesados en la Di- 
rección General de Administración, SuttiI- 
niütroa y Patrimonial, Pasco Colón .974, ( 
2j piso (Oficina 127>, Capital Federal."' — 
El Director General, 

-e.3|8-NQL- 4.120- v.iMStfí 



día 



Ltctliir.jón Pública N*' 1.4*154 

Kxpto. :;8.i€Sií¡r»;; 

Ll ama se a licitación pública para el 8 

"ü do ngosto de 1954; a las l¿ tíon-is p 
i:a las obras de construcción de viv'endas 
para Administrador y v Jefe mecánico ¡su 
el. depósito Presidencia Roque Saeij*: Pe- 
ña (Pte. Perón), dependiente 'do .la Di- 
rección General de 'Fomento.' Aerícola, 
j - La,- documentación c&rrcKpcudienie *üj 
encuentra, a disposición- de los interesados' 
en la Dirección de Obras y Trabajos Pú- 
blicos, Lavalle 1171,' Capital Federal, '■ y 
en .'a sedo, do la- Delegación Regional 
del Ministerio en í-Is/í ctúdad'>de Resisten- 
cía, caite 'Roque Sáeñá : Peña ' 177 (Pela. 
Pte. Perón), al precio -do-S 60.' — miri. — 
El acto do apertura tendrá. • tXgaT en' la 
Dirección General do" Adnrinisiraciim y la 
garantía de la oferta que cT-obe constituir- 
se es de ? 4.140,68. — El Director Ge- 
ner *í. 

e.29f7-N? L-4.l55-v.ll[St5í. 
■ '■ i .' ' ■ :■■... 

Licitación Publica NMW 
J&vple. N<f aS44ilÜjl 

Llámase a licitación' pública para el 
día 13 de agostó de 11154 a Jas .14 horas, 
para la adquisición de material para ta- 
lleres gráficos (papel, obra, papel imita- 
ción hilo, papel aíficht 1 , papel de libros, 
sobres bolsa, hojas ^c.oro legítimo, car- 
tón, etc.). — - El pli-ego de condiciones se 
encuentra a disposición de los interesa- 
dos on la Dirección General de Adminis- 
tración, Suministros y Patrimonial, Pa- 
seo Colón 974, 2» Piso (Oficina 127.). Ca- 
pital Federal. — El Director General. 

e.2|8-Nc. L. 4. 034-v. 6(8(54 

Llchnción Pfibllcn:" Ni 14':(54 
Exrte. Xv 22Ji84\rt3. 

Llámase a licitación pública- para el 
día 13 do agosto dc'195í-'a la¿' 13 horas, 
para la adquisición do do3{2) maquinas 
do calcular olí.ctricas,. con motor .univer- 
sal completo, para ambas corrientes. — 
El pliego de condiciones' se encuentra a 
disposición do íog interesados en la J3ir 
rección General de Administración, Su- 
ministros y Patrimonial. Pasee t>lón 974, 
2? Piso (Oficina 127), Cap i tal - Federal . — - 
El Director General. " 

e;2|S-Ní L.4.095-v.6jS|54 

Lfeifación Pública N» 127 ¡53 

Kxiito. N'.' 3SA7t\o\t 

Llámase a licitación 'pública para c* 
día 27 de agosto de 1951, a. la* 12 horas, 
para las obras do vivienda,' tdiíiclo para 
oficinas y red- colectora, de desagües plu- 
viales en Organización. Colonia "Manuel 
Bel grano" San Pedro (Pcia. de Misionen) 
dependiente de la Administración Nacio- 
nal do Bosques. 

La documentación . ,.«orr*spoi)diente se 
encuentra a disposición! . de . los interesa- 
dos en la Dirección de Obras y Trabajos 
Públicos, Lavalle 1171. Capital Federal 
y en la citada Ordenación -Color.ja al pre- 
cio de $ 100. — m|n. — El actu de apertu- 
la tendrá lugar " en la Dirección General 
de Administración,, y la garanrfa de la 
Oferta qne debe constituirse- es de pesos 
7.36L45 m]n. — El Director' .General. 

c.29¡7-N* JL-4.0-í6-v.19|S¡5 J ! 



Licitación Publica Ni. JSS¡54 

Llámase a licitación pública para el día 
20 do agosto do 1954, a las 13 horas, .pa- 
ra, la obra construcción casa habitación 
destinada a vivienda' para personal en el 
Destacamento ¿forestal Machasay (Pela, 
Pte, Perón), dependiente- de la Adminis- 
tración Nacional de Bosques. 

La documentación correspondiente se 
encuentra a disposición^ dp los interesados 
en la Dirección de Obras y Trabajos Pú- 
blicos, Lavallo 1171, Capital Federal y en 
el citado Destacamento, Forestal al pre- 
cio de $ 100. — mjn. — EÍ. acto do aper- 
tura tendrá lugar en , la. Dirección Gene- 
ral de Administración , y la garantía de 
la oferta que debe constituirse es do po- 
ica 2.309,38 m(n. — El Director General. 
C.29I7-N». L-4.037-v:ll¡8|54 



Licitación Pública 'N9 133|54 ■ 
E.rptc. N» 3S.2i8¡5« 

Llámase a licitación pública para el dia 
13 do agosto de 1954, a las . 13 horas, pa- 
ra la provisión y montaje: de una (1) 
casa prefabricada, con destinó a la Di- 
rección General de Sanidad- Animal. . 

La documentación correspondiente se 
encuentra a disposición do los interesa 7 
dos en la Dirección de Obras y Trabajos 
Públicos, callo Lavallo 1171, Capital Fe- 
deral o en la Delegación Regional de 
Córdoba, sita en 25 de Mayo GG. — El 
acto de apertura tondrá lugar en la Di- 
rección General de Administración y la 
garantía de la oferta qué debe constituir- 
se es do $ G60. — El Director General. 

C.23J7-N» L-1.038-v.4|8Í54 



Licitación Pública TV? 130(54 

Expíe. Ni Í4Í.434|052 
Llámase a licitación pública para el día 
. 11 de agosto de 1954 a las 12 horas, pa- 
ra la venta do rezagos de papel, cartuli- 
na, etc., producidos por .distintas Repar- 
ticiones del Ministerio. 

El pliego de condiciones so encuentra 
a disposición de las interesados en. la Di- 
lección General do. Administración, .Sumi- 
nistros y Patrimonial, Paseó Colón 974, 
'2?. piso (Oficina 127), Capital Federal. — 
El Director General. 



Licitación '1'dMiea X4-1SSJR4 
- - - - ■ I5xpte.- N» ns.344!tff53 ¿ ■ 
■Llámase a licitación pública 'para. : él 

día 20 de agosto ■ de .1954, a: las 12 horas, 
para la construcción de las obras, galpón 
para ovinos acariOsioOü. depósito esterco- 
lero, tinglado para balneación de ovinos, 
boxee para ovinos, ensayos de anti Barni- 
ces y edificio Adm;nistri.clGn, laboratorio 
y dependencias y red cloacal externa, en 
el Centro Nacional de Investigaciones 
agropecuarias f Sección Ganadera) .Sanita- 
ria, de Castelar. (Pcia. de Buenos .Aires').. 
dependiente de la Dirección Gett< ral de 
Sanidad Animal. 

La documentación correspondiente se en- 
cuentra a disposición de los Interesado» 
ea la .Dj rece ion de Obras, y Trabajos P-ú- 
elic&ís üavaile 1171, Capital Federal y en 
el citado. Centro Uaclonal al precio de 
| 150 — mm." 

El ac.tu-ii3i> nperlura tendrfi-lugar en la 
Dirección General de Administración y la 
garantía de .la oferta que debe consti- 
tuirse es de S 9.179,13 m!n. — El-'Direetor 
Gencjal. ' .-'■---. 

e.22l7-NffL-3.9.48-v.]2t8l54 

Lieilitrióti PúbJlc» S» íai 

. Killtc. XV .1S.17U|!)KI- 

Lláiha ; se ; a-* licitación pública para el 
día 20 del mes de- agosto' de 1954 i a L la-s 
14' horas, para lá construcción' 'je. gaLpones 
en el Depósito de Itafaela (Pcia. de San- 
ta- Fe), dependiente do 1 la Dirección Ge- 
neral do Sanidad Vegetal, La íocumonta- 
ción coPrcBpoiid.iente! s3 -oncuenlra a dis- 
poüicióiK de ' los interesados en -,lá Direc- 
ción do Obras y- Trabajos Públicos, sita 
en la calle Lavallo 1171, Capital Federal 
o bien en la Delegación Regional del Mi- 
nisterio, ei) la ciudad de Raíuela, calle 
Mendoza 1085, '¿o piso (Pcia.. de.- Santa FeJ, 
al precio do'j 50; — mjn. El acto- de aper- 
tura tendrá lugar en la Dirección General 
de. Administración y la . gara. ri tía de la 
oferta que debe consUtuirso-os.de pesos 
4.S2S.riO, — El Director -General. 

C-.2SÍ7-NÍ' L-4.0' , 4-v.lOíS-i5^ 

Llcltnciíl» I'úbltea .Jít 130 [54 

Expié, A'P 1S.7"«:'¡ri4 y Agres. 

Llamas©- a licitación pública para el 
día lfi de agosto de 1954 a- las 12 horas, 
para la adquisición' de- cinco" (5) camiones 
para una carga útil de 15. a 20 toneladas 
aproTC., una (1) camioneta rural nueva b 
i*ea condicionada a nueva y sesenta y una 
(SI) camionetas', modelos 1950 a. 1964. 

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de Jos interesados en la Di- 
rección General de Administración. Su- 
ministros y Patrimonial, Paseo Colón 974; 
2» piso (Oficina 127), .Capital Federal. — 
El Director* General. 

e.22I7- , N'?L-S,960-v.5|8l5t 



El Direcfc. de 



"Reconquista 2S9, Gap. 
Administración". 

; _e;80I7-N» Li.4.050-v..l2{8¡54 



Llcilnclón I'úblic» Kfl3^;ir>4 
Kxpte. 3a.&«4íriS 

Llámase a licitación pública para él 
día 20 del mes de agosto de 195.4, a lae 
15- horas, para la construcción de obras, 
laboratorio galpOn boxea y ampliación de 
galpón existentes en la Estación de He- 
producclón e Inseminación, Artificial de 
forgaraino t Provincia dt Buenos Aires-, 
dependiente de la Dirección General de 
Producción Animal. . 

La documentación correspondiente .se 
encuentra a disposición de; los interesa- 
dos en Ja Dirección de Obras y Trabajos 
Públicos, sita en. la calle Lavalle 1171, Ca- 
pital Federal o bien en la. citada Estación 
•al precio de ? 100. .-==-■ ra.|n. 
' El acto de apertura tendrá iugar en lá 
Dirección General de Administración v la 
garantía do la oferta yüe debe constituir- 
se es de í; 4.000. — m|n, — El Director 
General. - 

e,27|7-N'? L-3.999-v.9 < S¡54 



Lícítncirm Piibllcn &* 130!,"4 
Kxnte. **? 38^t7r,|53 

, -Llámase a„ licitación pública para el 
día "25 de agosto de 1954, a las 13 horas 
para las obras- de construcción para la- 
boratorio de- Investigaciones -Especiales 
en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, Sección Ganadera. (Inves- 
tigaciones), en Castelar (Pcia. de Puenos 
Aires), dependiente de la Dirección Gene- 
ral de Investigaciones Ganaderas. 

' La documentación correspondiente se 
encuentra a disposición de los interesados 
en la Dirección dé Obras y Trabajos Pú- 
blicos, Lavalle 1171, Capital Federal y en 
ei citado Centro Nacional al precio de 
$ 100. — mjn. . 

El acto de apertura tendrá lugar en la 

Dirección General de Administración y Ja 

garantía de la oferta que debe constituir 

es de 5 17.994,40. — El Director General. 

e.27¡7-Ní L-4.0O0-v.lG|á'154 



K-tpte-s. XrM. 11.2IO|53 y. 1,200¡54 

Llamase ti licit. púb. Nros, 0S¡5'4 y t>9i54, 
para la prov. de: Herramientas y chassib, 
aparato do ■' neumotorax, ventilar, ole. 
Apert, el-BiSi54 a las 12 y 12,30 lis. res- 
pectivamente. — Informes y'FJiegos-: Di- 
visión Suministros, Reconquista 2£9, Cap. 
— El Direct. de Administración. 

e.Ü0¡7-N? L.4.0SS-v.'5tü'!54 

Expíes. ?Jros. 5^í)2ir,4. 0.154JQ3 y 4.00SJSS 

Llámase a r Licit, I'úb. Nros. 70 ; ñ4, 71|54 
y 72154; pila prov. de películas radiográ- 
ficas, 1 máquina lava-platos e instalación 
para la provisión de oxígeno medicinal. 
Apert y¡SI54, ^ las 11.35, 11,45 y 12,15 re3- 
pect. Informes y T-liegos: .13iv. Suminis- 
tros, .Keconouista 203, Cap. Fed. — El 
Direct.. de Administración. 

' e.2|3-Ní L--J.093-vC.SI54 

ga.ia-?íacioa t Al de piíevistO-v taba 

EL PEÍÍJSONA1, FEiUlOVIAHIO 
Lt citación l'-úbllca sr * 

' - Llfi mas o a licitación pública para et 
día e de, agosto de 1954, a las 13 horas. 
a fin de contratar la adquisición de una 
máquina cortadora de formularios con- 
tinuos. 

Por pliego de condiciones y demás acla- 
ración ea dirigirse a: Caja Nacional de 
Previsión para ei Personal Ferroviario. 
Tucura fin 500. 4» piso, Oficina de Com- 
pras, todos Jos días, hábiles de 12- a. 17 
he ras. ...... 

Buenos -Aires, .julio 14 de 1954. — El 
Presidente.. 

e.22,'7-N0 L-3.950-v.5iS|54 



Licitación raimen ílí S 

Llamase, a- licitación pública para el díít 
11 do agosto de. 1954, a. las la noras, a f:n 
de cubrir las siguientes', priman de- "Se- 
guros": 1_) Seguro contra incendio; 2) Se- 
guro sobre moblaje: 3) ' Seguro de dinero 
en tránsito; 4) Seguro, cubriendo el ries- 
go do muerte, accidentes personales o in- 
v al id i*::, excluyendo la enfeí-medad : 5) 
3e.guno para cubrir los rleegc-A de robo 
asalto. Por pliego Éie condiciones y de- 
.más aclaraciones dirigirse a: Caja Nacio- 
nal de Previsión para el Personal Fcrro- 
.víario, Tucumán 500, piso 4v, Oficina ,de 
Compras, lodos loa rKas báblleu, de- 12 a- 
17 hnru. H . JSuenos- Aires, julio 19 de 1954. 
— El Presidente. 

u.28!7-Níí L-4,O-'5-v.l0|S¡l)4 

' INSTITUTO NACIONAL 
Í>E PREVISIÓN SOCIAL 

expediente ?iros. T»2.S1C¡Í4 y l!fl.210|r,4 

Llámase a Licitación Pública N» 3154. 
para el día lü de agosto de 1954 a las 
11,00 horas, para la adquisición de trajes 
camisas, zapatos, blusas, pantalones.' bo- 
tines y alpargatas, con destino al perso- 
nal de servicio de este Organismo. El 
acto tendrá lugar en la Dirección Nacio- 
nal de Previsión Social, -Compras, Rivada- 
via 1757, 5? piso, donde puede concurrirse 
para el retiro del Pliego de Pases y Con- 
diciones e Informes. 

Dueños Aires, 29 de julio de 1954. — 
e.3!8-N9L*4.12-i-v.9!Si54 



alumbrado porimetral en el Aetotlromo 
de Rió IV", cuyo presupuesto oficial 
asciende a mSn, 2.413.8í2,fi3, Bases' y 
condiciones podran consultarse en Pa- 
seo Colón J85, 89 piso. O.f. SO 3. Adqui- 
sición ^cl pliego fn el Dio. Caja y Enn» 
co, - 6^ piso, Of. C05. previo pago do 
m$n. 200 — . Apertura e! 61SI54 a Ia3 
15 horas en Secretaría General, 40 piso. 
e.21 7-NcL-3.942-v.fi|8lii4 

FEIÍTÍ OC AH Kf T. X \ ClOX AL 
GIÍNERAL URQU1ZA 

El Ferrocarril Raciona 1 General Ur- 
quiza licitará- los- días- y- 'horas- indica- 
dos la provisión de los materiales cita- 
dos. — Apertura 29!7^54. Lie. Privada 
N c 1.29.6. 13,15' horas: Hecole-celón resi- 
duos playa Est.,Fcó. J^acroze. . — Aper- 
tura 10(8(54. Lif: ; Priv, N9 1.2-5.S, 9 ho- 
ras: "Interruptores; cables forrados", fi- 
íbra, tárnparas GasfiHed. rece ptácu loa, 
etc. — tic. Priv. NO. 1.217, 9,30 horas: 
Remaches, bulónos, contratuercas, aranr 
délas. — Lie. Prtv. NO 543, Ir) horas: 
Bielas pjlocomotora. Plañó J 20. — Lie. 
Púb. NO 4 4-C : '5-4.. 30,-30 horas: Aceite 
de lino crudo y- cocido.. -Pliego í 20, — 
Lie. Priv! N° 1.167, 11 horas:' Depurante 
para, bronce. Lie. Pr4v. XO 747, 11.30 
horas: Alcuzas -v.| medidas: Plano '$. 5. 
— Lie. Priv. .NO 1.2SS, 12 , horas: Ar- 
tfculos-de almacén. — Lie. Priv. N9 §77, 
12,30 liorás: Mechas alta velocidad. 

Apertura 12ISI5 4: Lie. Priv. NO 1.273, 
9 horas: '-Bulbncs no. remaches, clavos» 
terciada, crucetas, varillas de madero, 
plalambrndo. Pliego S 10, Planos $.5 c ti. 
etc: — Lie. Púb. NO 30-C-54, 9.30 ho- 
ras: Erid-as, cupigs,. bujes, roscas, teea. 
etc. Pliego $:í0. Planos ^ 5 cjti. — Lie. 
Púb. NO 35-C-54, 10 horas: Madera 

-— Lie. Priv. NO 1.234. 10,30 horas: Ace- 
ro dulce viciases. 

Los pliegos citado- rmeden retirarse 
del Dpto.- Suministros, «ficción Compras, 
Oficina de .Licitaciones Estac. Feo. La- 

cj'oze, Capiío] . ... 

■" e.21'7-NO L-3'.043-v.4¡Sj34 



Licitación Piíblica N* li'O 
liipte. N9 ÜS.ÜlU5it 

Llámase a licitación .pública para el 
día 25 del mes de agosto de 1954, a las 
12 horas, para la construcción de obras, 
pabellón aislamiento para animales in- 
oculados, vivienda colectiva para el per- 
sonal soltero, red eléctrica externa y- edi- 
ficio usina, red general externa provi- 
sión de agua y torre tanque de 350 m.3, 
en el Centro Nacional de Investigación»» 
Agropecuarias (Sección Ganadera e In- 
vestigación) de Castelar (Pvcia. de Bue- 
nos Aires), dependiente de la Dirección 
General de Investigaciones Ganaderas. 

La documentación correspondiente se 
.encuentra a disposición de ios interesados 
en la Dirección de Obras y Trabajos Pú- 
blicos, sita en la calle Lavalle 1171, Ca- 
pital Federal o bien en el citado Centro 
Nacional el precio de $ 150. — m|n, '_ 

El acto" de apertura tendrá lugar en la 
Dirección General de Administración y 
la garantía de la oferta que debe consti- 
tuirse es de í '28.477,80 mln. — El Direc- 
tor General. 

e.27|7-Ní L-4.001-v.lG|S¡54 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 

DlllECCION NACIONAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

Expíe. Ni- 5.373IK4 
Llámase a licit. púb .Nfl 67!54 para la 
const. de las Jnstal. termomecaritcas en 
la usina, central tórmJea ¡y redes exte- 
riores, en la casa cuna "Eva Perón", 
Avdá. M. de Oca 40. Cap. Fed. Apert.:, 
el 13¡S(54 a las 11,15- -hs. — Informes y- 
Pliegos: DIrec. de Obras- (Ofie. técnica), 



CAJA NACIONAL DE PIUÜVISION PAHA 
EL PEII SON-AL DE LA INDUSTRIA 

Lictinción PfibliCn N? 1^ 

Ixpedlente N? 24.';.232¡54 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de uniformes y elementos para 
el servicio médico. 

Xas propuestas- -serán abiertas en el 
despacho del señor Contador General, calle 
Paüeo Colón 239; 9? piso, Capital, el día 
19 de agosto de 1954, a las 16 horas. 

Las bases y pliegos de 'condiciones gene- 
rales podran retirarse en el Departamento 
de' Compras (División Licitaciones), calle 
Paseo Colón 239, Ge piso. Capital, todos los 
días hábiles de la Administración Na- 
cional, de 11,15 a -15,15 horas. 

Buenos Aires, 27 de julio' de 1954. — 
Antonio Yalerga, Presidente. ' 

e.3|S-N<j'L-4.124-y.9|8|54 

i.itMlnciúii Pública. N* 14 
Expediente Na :i3S.SCl}r>4 
Lláinaso- a licitación púb'ica para la 
provisión de 2- (dos) camionetas rurales, 
cuatro- (4) cilindros, equipadas al com- 
pleto y de 1 (u.i> chassls con cabina me- 
tálica para carroaar, seis (6) cilindros, 
cuatro (4) velocidades, capacidad nomi- 
nal de carga, dos (2) tonelauas. 
,Las propuestas serán abiertas en el 
despacho del señor Contador General, 
calle Pasco Colón 239, 9? piso. Capital, el 
día 18 de agosto, de 1954, a las 16 horas. 
Las Bases y Pliegos -de. Condiciones 
Generales podrán- retirarse en el Depar- 
tamento' de Compras (División Licitacio- 
nes) calle Paseo Colón 239, <¡? piso, Ca- 
pital, todos los días hábiles de la Ad- 
ministración Pública Nacional, de 11,15 
a 18,15'- horas. — Buenos Aires, 23 de ju- 
liode 1954. — Antonio Valerga, presi- 
dente. 

e.30!7-Nv L.4.060-v.5!S;54 



LR-itnción Pública Ni 13 
Expediente Nq 243.211 

Llámase a licitación püblir.a para la 
provisión de cinco (5)' máquinas de cal- 
cular, .accionadas eléctricamente;' nueras, 
motor, universal, teclados modernos. Las 
propuestas serán abiertas en el despa- 
cho del Señor Contador Genera!, -calle 
Paseo Colón N? 239, 9? pise Capital- el 
día 16 de agosto de 1954, a Jas 1C horas. 

Las Bases y .Pliegos de Condiciones 
Generales podrán retirarse en el Depar- 
tamento dé Compras (Div. Licitaciones), 
callo Paseo Colón 239, 6fl piso, Capital, 
todos los días hábiles de la Administra- 
ción Pública Nacional, de 11,15 a 18.15 
horas. — Buenos Aires, 22 de julio de 
1954. — Antonio Valerga, presidente 

e.30(7-Nff L.4 067-v.o!S|5* 



Ministerio de Transportes 



AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
E. 3ff. T. 

Licitación Pública N9 33J54, por la 
''Construcción de pavimentos; platafor- 
ma y acceso: edificio aeroestaciOn: Pa- 
ñol taller; vivienda agente mecánico y 



El Ferrocarril Nacional- General Er- 
quiza licitará loa días y horas indicados 1 
la provisión de ]ns materiales citados 

Aperturas 17 S-54: Lie. Prl ,-, Nv- l'Siitf: 9 
horas: Equipo amolador portátil. — Lie. 
Priv. N9 8S3: 9..S0 horas: Cabo alamb. 
acero teji'lo de alambre. .Lie. Priv. Nú- 
mero 13 71; JO ñoras: Escarriadorcs, por- 
ta .mechas:. — Lie. Priv. 'N?' 1093; 10,30- 
horas: Guantes tipo de.-icarne, — L1c. 
Priv. N* -11Ü5; 1 i. .horas: Antimonio en 
lingotes í.ící Priv N? "S13: IJ.,'30 horas: 
Calzas -completas - pasegurar vagones. ~^- 
Lic. Priv, : .N<? 1I.S9: 12 horas: Unidades 
selladas, 'de 12 volts. — Lie. Priv. Nú- 
mero 124 2; 12,-jO horas: Bulones. -vime- 
dirlas. 

Aperturas lí-Sir.-f: Lie. Friv. No SI;' 9- 
lionas: Re.-Mstoncias picoches eléctricos '. 
— "Lie. 'Priv. Nv 128; 9,80 horas: Repa- 
ración caldeía locomotora. — Pliegos 
$ 50. — Lie-. Pfih. Níf 3'S-C-54; 10 horas: 
Enganches a '". lomillo, porta-zapatas p| 
freno. Pliego $20. 'Planos: * 10,— Clu. — 
Los pliee.Oí; cita: los pueden rt tirarse del 
Depto. tíuoilntstros. Sección Compras, 
Oficina de Licitaciones, Estae. Ivco, La- 
croze. Capital. 

o 30.17 -N? L.-4.0S2-v.l2¡S¡54 

AGl'ÁS CDIIUtICNTICS 
liV, HAIIIA . Bl-ASiCA 

Trámase- a, Llcitac:iín Pública 0.ri4ití; 
Día IGIS'54 a Isa 12 norasi Estación 1? d» 
Mnrso; lnatíila,ción d^ calefacción cetitr.-it • 
en el ertlf Iclf. do administración, l'liego*; 
Eraí. Mitre Ni 2S15. 2? Piso; 

. . e.23!7-N? L.3.939-v.6|8|54 



FKailOCARKIL. NACIONAL 

DOMINGO FALSTINO SARNIENTO 

(E.N.T.) 

Llámase^ a, Licitación Pública 0,54 ; 2I, 
día -5ISÍ54) a las 14 horas: Sección local: 
Casillas premoldeadas y trasmisiones ■ de 

barreras para 57 paFT>s a nivel. 

Pliegos: Eme. JTitrrf N? 2S15, 2« piso. 

e.2lS-N<? L-4.08S-v.l3ÍS)M 

Urííuciún Piilnlca 31. 34 t Sí? 

1>ía 2717154, a las 12 horas. "Bielas para 
locomotoras". Se posierga la apertura pa- 
ra el día 2fí]8154, a las 12 horas. — Infor- 
mes en Bmó. Mitro 2977. 1er. p:so, Oficina 
de Muestras, Capital Federal. — Admi- 
nlsCración General. 

C.2SÍT-N9 L-4.016-V.10Í8I54 



Licitación Pública M. 54|78, día 3017)54, 
a bis 12 horas: Motores tracción y re- 
puestos. Se posterga la apertura para el' 
úí;t 3Í|8|54, a las 12 horas. 

Informes en Binó. Mitre 2977, 1er. piso, 
. Oficina de M'ueatruR, Capital Federal, ¡-i- 
Administración General. 

o.27|7-N5 L-4.003-V.9(8t54. 



Llámase a Licitación Pública 0.54113 - 
Día 1218154 a las 12 horas. 

Ramal Suipacha-Bayauca: Consolidación 
v mejoramiento de vía de Km, 259 a- 

Km. 278,512. ■ ■ ■ 

Pliegos: BméV Mitre N? 2S15. 2" piso.'. .. 
. e.22l7-N»L-3."962%V.4.!8]54 

Plíllil O CARRIL NACIONAL Gral. ROCA 

(E.N.T.> 

Llcltncltín Pública G. 33S 

Llámase' a licitación para la provinión 
de pedregullo do granito de 3 a 5 cnué. 
Ap. 20¡8, 3.3 horas. . 



i i 
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Pliegos de condiciones a retirarse de 
los Aiinacei.es Generales, Remedio? de 
Escalada, iodos lps días hábiles, de 1" a 
17 horas, menos sábados. 

«.218-N» L,-!.0SC-v.1S"3;í4 



l,!rit:i<'i<'n rabilen G. l'J^ 
Llámase n l'c'taclón para la provisión 
de estopa p'trn cajas do enprase Ap. 13IS, 
13 horas. — Pliegos de condiciones n re- 
tirarse d<* los Al macones 'Jen érale. 1 »; Re- 
medios d" Escalada, todos 'n.= días liñbile^. 
de 15 a, 17 ñoras, menos Ptfhado¡=. 

0.23'7-TC* T..3.9SS-V.CIS 54 



KMtMíFSA NACIONAL DF 
TKAXSPORTFS 

Adquisiciones: 

Llámase a presentación de propues- 
tas *=n- Licitación Pública N<? 441 pnrn 
Ja impregnación' de 1.500.060- durmien- 
tes d? rin"l)raeho blanco "y otras ma- 
deras aptas para traviesas do via fé- 
rrea, en diversas medidas, destinados 
para los ferrocarriles nocionales, a ra- 
zón de 300.000 piezas anuales, en un 
período dv 5 años, debiendo el adjudi- 
catario instalar la planta de impregna- 
ción en la ciudad de Santa Fe o sus 
adyacencias. El pliego podrá ser con- 
sultado y retirado, sin carpo, en Adnui- 
Giííiones ( Div. Licitación es > Avda. Co- 
rrientes 3S4. piso 5<>. Capital, de 11,30 
a 18 horas, en el Departamento de Al- 
macenes (Of. Licitaciones) del F. Na- 
cional Oral. Belgrano, Avda. Maipú 4. 
Capital y Superintendencia de Tráfico 
del citado ferrocarril en lus ciudades de 
Salta. Sgo. del Estero. Tucumán. Synta 
Fe, Resistencia y Rosario de Santa Fe. 
Apertura: el 6 de setiembre próximo a 
las 15 liorna, en el Departamento de 



Almacenes (Oficina Licitaciones) del F. 
N. Oral. Belgrano, Avda. Maipú 4 — 
subsuelo — Capital Federal. 

e2l|7-N9 L.S.MO-v.1 1¡8¡;H 



C. X 



e. s. v. 



L. Púb, Ni 272; vence 13|S;54, 15 hí¡. 
Const. Eüif. Pasaj. c Inst. Compiom, 
Apeadero Acassuso, Ooc. y Cons. Secc. 
Licitac.., Maipú 1302, Ofic. 314. do 11, ÜO 
a lo hs. Costo Document. I 150. — mjn. 

C.23Í7-NÍ L.3.9S7-v.S|S|3-t 



Licitaciones Public»» 

N* 274. S-D-2.S75I54: Generador eléclri- 
co de corriente continua para calefacción 
de coches; K.|8|54,- 14,30 hs. 
. No 27 (i. 8-D-2. 934154: Tablas aserradas 
de madera nogal nacional: 1618154, 15.30 hs. 

N» 276. 8-D-2. 934154: Tablas aserradas 
de madera curupay; 16|Sir¡4, 16,3u lis. 

Entrega de formularios en Buenos Ai- 
res, MaipiV 1302. esn, Avda. Libertador 
Oral. San Martin, Oficina N» 614. Gí i»iso, 
lunes a viernes, de 12 a 15 horas. 

C.2IS-XT L-4.0S7-V.1.:: S 54 
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RECLAMOSi Se neeptnn bastí» 48 ho- 
r»» de i- eneldo la publicación 



l'ERROCAHRIL NACIONAL 

Cil^VIOHAf. .SAN MARTIN 

E. K, T. 

Llámase a Licitación '.Pública Nv 221 
basta las 10 horas del din "318 54, para 
la provisión de tanques destinados al 
transporto de agua y petróleo. — Pliego 
tle condiciones y presentación de las pro- 
puestas en Oficina de Compras, Viamon- 
te X? 533. 3er. piso. Capital, de lunes a 
viernes de 11,30 a 15.30 horas. 

' e.30i7-Mf 'L.4.0eS-v.l2|S:ñ4 

EMPRESA. NACIONAL rte TRAN5VORTKS 
Aimil.VLSTUACION GENERAL 
DE T«AA*SI*OIlTE PLUVIAL 

Llámase a Licitación Pública N» 18, 

liasta el día 24 de agosto de 19Ó4, a las 
15 horas, para la construcción de cuatro 
barcazas tanques metálicas de 1.000 to- 
neladas, sistema remolque por empuje, 
para el transporte de combustibles líqui- 
dos. Consultas, víanos y pliegos: Bernar- 
do de Irlgoyen 330, piso 4V Precio del 
plies'o: I 100. — en sellado nacional. 

e.21S-Ní L-4.0ÍÍM'.:M S!54 



siciones), calle Pozos N» 2045. Buenos Al- 
res. Para pliegos e Informes; diariamente 

de 7 a 13, 

e.28|7-Xi L-L019-v.ljS|54 



Llámase a Licitación Privuaa K9 110, 
para la adquisición de materiales de "Má- 
quinas, motores y h erra mien tus" Aper- 
tura de propuestas el día 16 de agosto do 
1954, a las 11 horas, en la Dirección Ge- 
neral de Sanidad del Ejército (División 
Adquisiciones), calle Pozos Ñ* 2015, Rue- 
ños Aires, Para pliegos c info* mes: dia- 
riamente, de 7 a 13 horas, 

e.28l7-N» L-(.0£0-v.4fS!:«4 



Llámase a Licitación Privada N"9 1U, 

para ia "Adquisición de repuestos para 
aparatos", "Reparación de aparatos (Ra- 
yos X - Electro Cardiógrafo - Tltrno Se, 
etcétera)". 

Apertura de propuestas el dñ 21 de 
agosto de 195-1 a. laa 11 horn^, cu H .Di- 
rección General ,de Sanidad del Eiéralto 
(División Adquisiciones), calle Pozos nu- 
mero 2045, Buenos Aires, 
..Para pliegos e> informes: diariumenU 
de '7 a lü horas. ; 

e.29f7-Xp L-{.0-I2-v.G!S¡5i 



Ministerio de Defensa Nacional 



DIRECCIÓN GIÍNEHAI. DK ISfíE.MEllOS 

Azopardo 2.V0 — Cnpttnl Federal 

Licitación. Pública N* B71 para el día 
13 de agosto de 1954. 

CIUDAD DE ÜÜENOS A I RUS 

N? 571; Hora 10,30: Provisión itc ele- 
mentos varios con destino al Laboratorio 
de Análisis de Agua, Depdsito ae Garan- 
tía de la Licitación 1 %, sobre el monto 
de la oferta si excede de ? 10.000 mln. 
¡Precio de la documentación técnica 
5 15. — in|n. 

Horario de Venta de 8 a 11 horas. — 1-a 
apertura y lectura de las- propuestas ten- 
drá lugar el día y hora antes mencio- 
nado en la Dirección General de Ingenie- 
ros, adonde los interesados poaran con- 
currir por datos e informes, debiendo re- 
mitir su propuesta en sobre cerraoo y 
lacrado; indicando: número, día, hora y 
objeto tle la- licitación, las que deberán 
encontraise con anterioridad a la apertu- 
ra del acto. — Buenos Aires, lulin de 
1954. — Jefe Departamento Administra- 
tivo. 

o.fl|8-Ní L.4.134-V.UISI34 



Ministerio de Marina 



DIRECCIÓN GENERA!, 
DE FABRICACIONES MILITARES 

IMrerulC» AdniluLstrntl vn y ComeTtrlnl 

Ór^niilzaHon Comereliil 

¿DIVISIÓN COMPRAS 

AvdnV Cnblldo ffií - T. E, TC-,*Jflfi3 

Llámas'4 a Licitación Pública N? L'Stt 54, 
para rl día 20 de agosto de 19¿i, a las 
10 horas, para la provisión de cocinas 
rodantes para 150 raciones cada una. con 
destino a esta Dirección General. 

Por pliego de condiciones y demás aria- 
raciones., dirigirse a esta Dirección Ge- 
neral de Fabricaciones Militares. Direc- 
ción Administrativa y Comercial. Orea- 
nizaclón Comercial, División Comoras 
(Avda. Cabildo N» C5. Buenos Aírese, los 
días hábiles de 8 a 11 horas. — El Direc- 
tor General. 

e.SIS-N» L-4.0í»C-v.l3!S>54 

5|S¡54, N». £72154 a las 9,00 por artículos 
do librería, papelería y dibujo: 518154, nú- 
mero 27BIÍ54 a las 9,15 por artículos de 
bazar y m&naje; CIS!54, N» 27«|54 a las 
9,30 por cajas para sintonía: ?'8tM, nú- 
mero '¿75(54 a las 9.4 S. por trai-os; S¡S!¡">4 
Ni 210154 bis a tas 10. por desmontaje \- 
corte en trozos de proas: 5ISI54. N» 201134 
bis a las 10, 15 por máquinas Se calcular.: 

TCt detallo do los artículos a adoi'írlrpe. 
así como el pliego de condición?-- y paga- 
ré deberán retirarse en la División Com- 
pras de esta Dirección General, previo 
pago en la División Tesorería f de S a 
10,30 horas) del importe de cinco peso;. 
— El Director General. 

C.29I7-N» L~.1.(i. ! !4-v.4¡S'."1 



Licitación Pública N^' 57 i para el día 
19 de agosto de 1954. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

N'.' 57-1;' Hora 10,20: Provisión y colo- 
cación de la carpintería metálica de las 
seccione^; 7 a 17 del Hospital Escuela 
"José de San Martín". Presupuesto Ofi- 
cial 5 3. 547, SCO mln. Depósito cte garan- 
tía de licitación l % sobre el monto del 
presupuesto oficial. Precio del legajo 
Ní 5.37S 5 254.— mln. 

Horario de venta de S a 11 horas. La 
apertura y lectura de las propuestas ten- 
=ñrá lugar el día y hora antes menciono- 
do en la Dirección General de Ingenieros, 
adonde los interesados podran concurir 
por datos ? informes, debientto remitir su 
propuesta en sobre cerrado y lacrado, in- 
dicando: número, día, hora y ODjeto do 
]r licitación las que deberán encontrar- 
se -con anterioridad a la apertura del ac- 
to. — Buenos Aires. Julio de 1954, Je- 
fe Departamento Administrativo. 

e.3IS-N» L. 4. 135-v. 913154 






DLVISION VENTAS 
IitrltnrloneN '1'ñhlicns 

1C|S|54 1.025154, 11 horas: Por la venta 
de caños, flejes, cintas de latón et<-. 

16JSI54. 1.02C54. 11.30 horas: Por la ven- 
ta de rezagos de latón, recortes de bron- 
ce, etc. 

1SI8IS4 l,027i54, 11 horas: Por la venta 
de clavos^ de hierro comunes de 30.8 mn. 

1618154. 1.02SI54. 12 horas: Por la venta 
de rezagos de aluminio, cobre, latón v ca- 
bles eléctricos. 

Por pliego de condiciones v demás acla- 
raciones dirigirse a esla Gran Reparti- 
ción, Dirección Administrativa v Comer- 
cial. DMsi/in Ventas. Cabildo 65. en días 
liábiles, de 7 a 13 horas. — El Director 
General. 

C.2Í8-N» L-4.0S*7-v.!3¡3 5-1 

Deim rtnmeiitn Construcciones 

e InütnlnefoneM 

Lii-lt.-iclon'TTiliIlon N* A 10154 (DCIi 

Llámase a licitación pública para con- 
tratar la, "insta loción contra incendio", 
en los denósitos oue la Dirección General 
de Fabricaciones Militares posee en Puer- 
to Nuevo. 

Apertura do Propuestas: 13 de agosto 
do 1954 a las 11 horas, en el Departamen- 
to Construcciones e Instalaciones, Aveni- 
da Cabildo No 65, 3er. piso. Capital Fede- 
ral 

Pliego ile condiciones: podrí! consultar- 
se o adquirirse al nrecio de S 5. — el 
ejemplar,' en el citado Departamento, to- 
dos los días hábiles de 8 a 11 horas 

Presupuesto oficial: m?n. 239. 3G5. — . 

Depósito de garantía: 1 % del monto 
del presupuesto oficial, en efectivo, títu- 
los o garantía bancaria. No se aceptarán 
pagarés, — r Pdo.: Pedro Charry, Coronel. 
Jefe del Departamento Construcciones e 
Instalaciones, 

e.3|8-N<?L-4.199-v.9¡8¡34 



Licitación Pública Nf 57C, para el día 
18 de ngosto de 1954, 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

N<; 57C; Hora 10,30: Provisión e instala- 
ción de un eciuipo acondicionador de aire. 
Depósito de garantía, de licitación 1 % 
sebre el monto de ía oferta st excede de 
$10.000 m|n. Preciode la documentación 
técnica S 10. — mjn; 

Horaria de venta de 3 a 11 horas, — La 
apertura y lectura de las propuestas ten- 
drá lugar el día y hora antes menclona- 
I do en la Dirección General de Ingenieros, 
adonde los interesados podrún concurrir 
por datos e informes, debiendo remitir 
su propuesta en sobre cerrado y lacra- 
do, indicando; número, día, hora y 003»- 
t.o de la licitación, las que deberán en- 
ccjitrarsc con anterioridad a la apertura 
del acto. — Buenos Aires, agosto de 
195Í, Jefe Departamento Administrativo. 
e.SI8-N? L.4.13C-v.P¡S:54 



Ministerio de Ejército 

DIRECCIÓN CENERAL DI5 SANIK-AO 

Llámase a Licitación Privada N? 109 
para la adquisición de materiales de 
"Útiles y libros de Oficina", Apertura de 
propuestas el di a 16 de agosto do 1954, a 
las 10. ¿í0 horas, en la Dirección General 
da Sanidad del Ejército (Divisan Adqul- 



Licitaeión Pública N* 5(55. para el día 
in de agosto de 1954; Ciudad de Buenos 
Aires. 

N° 56f: Hora: 10,30. Provisión de dro- 
gas con destino al Laboratorio de Análi- 
sis de Agua. Depósito de Garantía de Li- 
citación 1 % sobre el monto dé la oferta 
sí excede de 3 10.000 mtn. Precio de la 
documentación técnica $ 10. — m|n. - — 
Horario de Venta de 8 a 11 horas. — La 
apertura y lectura de las propuestas ten- 
drá, lugar el día y hora antes menciona- 
dos en la Dirección Gral. de Ingenieros 
donde ios interesados podrdn concurrir 
por datos e informes, debiendo remitir 
su oronuesta en sobre cerrado y lacrado, 
indicando: número, día, hora y objeto de 
la licitación, las que deberán encontrar- 
se con anterioridad a la apertura de] ac- 
to. — Buenos Aires, julio de 1954, Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.30|7-N» L.4.049-v.C¡S l 54 



DIRECCIÓN GENERAL 
1JF. INSTALACIONES FIJAS NAVALES 

Llámase a Hcitrtcum pública 13 de agosto 
da 1954. a 12 horas ejecución obra "Insta- 
lación eléctrica" en la obra "Distribu- 
ción de agua potable" Arsenal do Artille- 
ría de Marina - Zfirate, Presupuesto un- 
cial í 872^.18.20 injn. — Pliegos y cónsul? 
tas: Dirección General de Instalaciones 
Fijas Navales, Avenida Eduardo Madero 
351, Capital. Consulta de pliegos: Juzgado 
Federal de la Ciudad Eva Perón, Entrega 
de propuestas: Dirección General de Ins- 
talaciones Fijas Navales, y Juzgado Fe- 
deral citado, dío, y hora (tidicaclos. 

e.22¡7-NéL-:i,MD-v.12l3!5l 



Ministerio de Aeronáutica 



CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA I 

Llúrnase a licitaciones 'públicas para el 
día 10 tle agosto de 1954. de a<;uerdo al 
siüiiiente detalle: a las 10 horas, N* 40 54: 
Provisión de materiales de contrucción y 
a las 10.30 horas. Ni 47154: Reparación 
general de moto niveladoras. La apertura 
de los sobres-propuestas correspondiente» 
se reali¿aró en la Dirección General de 
Infraestructura, José E. Uriburu N'í 754, 
Capital t-'ederal. Los ruegos de condicio- 
nes generales y especiales podrán ser 
consu irados y retirados en la DivlsiOn 
Adquisiciones (4? piso). 

e.2'S-N* I.-4.09S-v.G,S|5t 

DIRlíCCTON GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

Llamase a licitación pública para ■ ia 
ejecución de la obra, auo se, detall» a 
continuación con vencimiento pora el día 
20 de agosto de 1954. — Lie. Púb. Nú- 
mero 156|54. ''Instalaciones complemen- 
tarias" (Obras Sanitarias); Taller Regio- 
nal "Quilines". — Presupuesto Oficial 
mtn. 234.718,75. Precio Documentación 
Técnica mJii.-GS. Vencimiento: 20!8|54 a 
las 10 horas. — Apertura y pliegos: Di- 
rección General de ' Infraestructura de 
Aeronáutica (División Adquisiciones), ca- 
lle Josó E. Uriburu 754J Buenos Aires y 
en el Juzgado Federal de la Provincia do 
Buenos Aires (Eva Perón). Depósito de 
garantía l % (uno por ¡ciento) del pre- 
supuesto oficial. ; 

e.S'S-Ní 'L. i, llT-v, 1018154 



DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL 

Lldinase a licitación pública para el 
día 13 de agosto de 1954; por la provisión 
de materiales Je acuerdo al siguiente de- 
talle: 

Licitación Pública ?C? -lC'54 a las !> ho- 
ras: Por Instalación de radiobaliza a 
efectuar en Coronel Bratulsen. 

Licitación Pública Ni 47154 a. las 9.30 
horas: Por Instalación de ardfobaliza a 
efectuar en Lobos. 

Licitación Pública N9 4SJ54 a las 10 ho- 
ras: Por instalación radioeléctrica en el 
Aeródromo Junín . 

Las listas de efectos y pliegos general 
de condiciones pueden ser retirados de 
la Dirección General del Material Aero- 
náutico (Departamento Administrativo), 
calle Tucumán 1438, 4» piso, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horaa — Apertura de- 
licitaciones: Tucumán 1427, 3? piso, 

e,3IS-N? L.4.118-V.91SI54 



Llámase a licitación : pública para el 
día 24 de agosto de 1954. por la provisión, 
de materiales de acuerdó al siguiente de- 
talle: 

Licitación Pública Ni |40!5i a las 9 ho- 
ras, por textiles (cinta de hilera, hilo 
de algodón, piolín, soga ¡driza, lona, lone- 
ta y telas para aviación). 

Licitación Pública Nff ; 41154 n las 9.30 
horas: por protDtipos de equipos radio- 
eléctricos. 

' Licitación Pública Nfl 49154 n las 10 ho- 
ras: por equipos para fticsimilado. 

Las listas de efectos y pliego general 
de condiciones pueden ser retirados de 
la Dirección Geneial d<rt MsteVia] Aero- 
náutico (Departamento Administrativo), 
calle T'ieumán 1438, 4to. piso de lunes 
a viernes de 8 a 12 horas. — Apertura de 
licitaciones: Tucumán 1427. 3er. piso, 

e.3!8-N? L.4.119-v.l6'8! t ;4 

FUERZA AEREA ARGENTINA j 

COMANDO AF.REO DE TRANSPORTE 

I Brigada Aérea 

Lid mase a licitaciones públicas para el 
día 24 de agosto de 1954, para las si- 
guientes provisiones: 

Licitación Pública Ni 1155: Carne y sub- 
productos, durante el transcurso del nfio 
1955, a las 9.15 horas. ■ - 
> Licitación Pública N?;5l55: Víveres fle- 
cos, durante el transcurso del año 1955, 
a las 10,15 horas. | 

Solicitar la documentación e informeír 
a la División Contaduría (Sección Licita- 
ciones^, de la I Brigada Aérea, El Palo- 
mar (F.N.G.S.M.). todos los días hábiles. 
d& 8 a 12 horas. 

e.2|S-N» L-4.0í'3-v.lS¡8|5'i 



HORARIO 



CAJA. AVISOS, SUSCRIPCIONES Y VENTA DE BOLETINES: 
de 11.30 a 15. S" horas. T. E 31 - 03fit 

DIVISIÓN PUBLICACIONES: 
de 11. SO a 17.30 horas, T. E. 32-7738 

MESA DE ENTRADAS Y ARCHTVO: 
de 7.30 a 1.7 horas. T. E. 32-7738 



INFORMES: 
de 7. SO a 19 horas. T. E. 
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